റ 


വൈദ്യാതി 


(പതിസന'ധിയും 
പരിഹാരങ്ങളും 


കേരള ശാസ്‌ (ത സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്‍െറ 
നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ 


ു 
റ്‌ 


റി. 
റി 


കേരള ശാസ്‌ (തസാഹിത്യ പരിഷത്ത?" 


മലയാളം 


വൈദ്യുതി (പതിസന്‌ധിയും പരിഹാരങ്ങളും 
കേരള ശാസ്‌ ത സാഹിത്യ പരിഷത്ത്‌" 
അച്ചടി 
സന'ധ്യയാ (പി നേറഴ്‌സ, തിരുവനന്തപുരം 
രപസാധനം 
കേരള ശാസീത സാഹിത്യ പരിഷത്ത്‌ 
വില--ഒരു രൂപ 


65൭0 0൧//96 8 ക/3000 


വൈദ്യുതി ര്രതിസനധിയും 
പരിഹാരങ്ങളും 


ഇക്കൊല്ലം വീണ്ടും കാലവര്‍ഷം ചതിച്ചു. ജൂണ്‍ 10 ന്‌ തുടങ്ങിയ 
ഏതാണ്ട്‌” പൂര്‍ണമഠയ പവര്‍ കട്ട്‌ ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്നു. 
മിക്കവാറും എല്പാ ഫാക്ടറികളും ലേ ഓഫിലായിരുന്നു. . രണ്ടു 
ലക്‌ഷത്തോളം തൊഴിലാളികളെ ഇത്‌ സാരമായി ബാധിച്ചു.ദിനം (പ 
തി രണ്ടുകോടി രൂപയുടെ ഉല്‍പാദനനഷ്‌ടം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഇതൃകൊ 
ണ്ടൃണ്ടായ നഷ്‌ടം നികത്താനാകാതെ പല വ്യവസായങ്ങളും പൂട്ടി 
പ്പോകാനിടയൂണ്ട്‌'. പപര്‍ കുട്ട്‌' പി൯വലിച്ചെങ്കിലും താമസിയാതെ 
വീണ്ടും ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഇനിയങ്ങോട്ടുളള വര്‍ഷങ്ങളില്‍ കേര 
ളത്തിനെറ വൈദ്യൂതി ആവശ്യവും ലഭ്യതയും തമ്മിലുളള വിടവ്‌. 
പവര്‍കട്ടിന്‍െറ തോത്‌” -.കൃൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ്‌. വ്യവസായവല്‍ക്കു . 
രണം മന്‌ ദീഭവിക്കുന്നതാണ്‌. 


എന്താണിതിനു കാരണം ? ആരാണിതിന്‌ ഉത്തരവാദികള്‍ ? 
എന്താണിനി ചെയ്യേണ്ടത”? വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്‍െറയും അതിനെ 
പ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നു മററു പലരുടേയും അഭി പ്രായപ്രകാരം. 


2 സൈലന്‍റ്‌ വാലി പദ'ധതി നിരത്തിവച്ചതും ബോര്‍ഡിന്‌ ആവ 
ശ്ൃമായ്രത പണം നല്‍കാത്തതുമാണ” കാരണം. 


2 ശാസ്‌ (തസാഹിത്യ പരിഷത്തും പരിസ്‌ഥിതിവാദികളൃമാണ" 
ഉത്തരവാദി കഠം, 


3 സൈലന്‍റ്വാലിയും കുരിയന്‍കുട്ടി-കാരപ്പാറയുമടക്കം എല്പാ 
ജലവൈദ്യുത. പദ്‌ ധതികളും നടപ്പാക്കാന്‍ അനുമതി അല്‍കുകൃ ആവ 
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ശൃമായ്രത ഫണ്ടു നല്‍കുക, കൂടാതെ നിന്‌: സ്ഥാപി 
ക്കുക. ജതാണ്‌ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്‌. 


ഈ മുന്ന്‌ ന്യായവാദതങ്ങളും തെററാണ്‌ . സൈലന്‍റ്‌വാലി പദ്‌ധ 
തിയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം ഉല്‍പാദന ശേഷിയുളള ഇടമലയാര്‍, ഇടുക്കി 
മുന്നാംഘട്ടം , ശബരിഗിരി ആഗ്‌മെന്‍േറഷന്‍, എന്നിവയുടെ പണി 
എത്തരയോ മുന്‍പു തീരേണ്ടതായിരുന്നു, അവയുടെ പണി തീരാത്തതാ 
ണ്‌ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്‌ ഫക്കു കാരണം. ഇത്തരത്തിലുളള ദുരവസ്ഥ 
കഠം സംജാതമാകുമെന്നും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന നഷ്‌ടം ഒഴിവാ 
ക്കാന്‍ മുന്‍കൂട്ടി നടപടികഠം സ്വീകരിക്കണമെന്നും 19179 മുതല്‍ 
ശാസ്‌ (തസാഹിത്യ പരിഷത്‌ പറയാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അത്‌ കോം 
ക്കാന്‍ കൂടി കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും നിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ 
ദ്‌ധതികം ഇട്ടു നിദയകയും സൈലന്‍റ്‌ വാലി പദ്‌ധതിക്ക്‌ ബദലാ 
യി നിര്‍ദ്‌ ദേശിക്കപ്പെട്ട താപനിലയം വേണ്ടെന്നു പറയുകയും ചെ 
യത ഇലക്‌ (ടിസിററി ബോര്‍ഡ്‌ അധികൃതരാണ്‌ ഇന്നത്തെ ദുരവ 
സ്‌ഥയുടെ പുര്‍ണ ഉത്തരവാദികം. ഒരു വശത്ത്‌” പണി നടുന്നുകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ പണി യുദ്‌ധകാലാടി 
സഥാനത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും മറുവശത്ത്‌ ഒരു കല്‍ക്കരിതം 
പനിലയത്തിന്‍െറ പണി ആരംഭിക്കൃകയറും അതിവേഗത്തില്‍ അത്‌ 
പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയുമാണ്‌ ഉടനേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങഠം ഗുരൃതരമായ 
പരിസഥിതി (പശ"നങ്ങളി ല്ലാത്ത മററ്‌ ജലവൈദ്യുത പദ്‌ധതികഠം 
ഏറെറടയത്ത” അതിവേഗത്തില്‍ പണിതീര്‍ക്കുക, ഒപ്പം താപനിലയങ്ങ 
ളും പണിയുക. എന്നതായിരിക്കണം ഈ നൃററാണ്ട്‌ അവസാനിക്കും 
വരെയുളള പരിപ്രേക്‌ഷ്യം . കല്‍പാക്കത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സെററില്‍ 4 
റിയാക്‌ടറുകഠം കൂടി സ്‌ഥാപിക്കാവുന്നതാന്ന്‌. അതില്‍നിന്നും കേര 
ത്തിന്‌ 100 കോടി യൃണിററ്‌ വൈദ്യൂതി കിട്ടും . 


മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങഠം, നമുക്ക്‌ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പരി 
ശോധിക്കാം . ര്‍ 


കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ശേഷി പരിമിതമാണെന്നും പൂര്‍ണമാ 
യി ചൃഷണം ചെയ താല്‍ പോലും അത്‌ 1090 വരെക്കു കൂടി മതി 
യാവില്ലെന്നും അതിനിടക്കുതന്നെയുണ്ടാവൂന്ന കാലവര്‍ഷപ്പിഴവുകഠം 
പവര്‍കട്ടിലേക്കും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ ടത്തിലേക്കും നയി 
കഴ മെന്നും ആണ്‌ 1975 ല്‍ പരിഷത്ത്‌ പറഞ്ഞത്‌. കാലാവര്‍ഷത്തില്‍ 


൫ 


ഗണ്യമായ ഏററക്കുറച്ചിലൂകരം ഉണ്ടാകും എന്ന്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും അറി 
യാം. ഏറാക്കുറച്ചിലുകം വ്ൃക്‌തമാണ്‌ . അതിനാല്‍ ജലവൈദ്യുത 
നിലയങ്ങളെ “പീക്‌ ലോഡ്‌ ' നിലയങ്ങളായും താപനിലയങ്ങളെ 
“ ബേസ്‌ ലോഡ്‌ ' നിലയങ്ങളായും (പവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക എന്നത്‌ 
ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുളള ഒരു നടപടി (കമമാണ്‌. കേരള 
ത്തില്‍ താപനിലയങ്ങഠം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇത്‌ സാധിക്കുന്നതല്ല. 


എന്താണ്‌ “പീക്‌ ലോഡ്‌ ", എന്താണ്‌ “ബേസ്‌ലോഡ്‌ ' എന്ന്‌ 
പറയാം. ഒരു വീട്ടില്‍ 60 വാട്ടിന്‍െറ 8 ബഠംബദുകളും 70 വാട്ടിന്‍െറ 
നാലു ഫാനും 1900 പാട്ടിന്‍െറ (151൧) ഒരു ഹീറററും ഉണ്ടെന്നു 
വയ്‌ക്കുക. സനഃ*ധ്യക്ക്‌” എല്ലാവിളക്കും എല്പാ ഫാനും ഹീറററും ഓ 
ണക്കിയാല്‍ ആകെ 2260 പാട്ട്‌” (2. 26 1% ഴ) ശക്‌തി അവശ്യമായി വരു 
ന്നു. ഹീററര്‍ രണ്ടുമണീക്കൂര്‍ നേരവ്യം വിളക്കുകഠം നാലു മണി 
കരൂര്‍ നേരവും ഫാനുൃകഠം എട്ടു മണിക്കൂര്‍ നേരവും (പവര്‍ത്തിപ്പി 
ചല്‍ ആകെ "7. 16 കിലോവാട്ട്‌ __മണിക്കൂര്‍ 7.16 യൃണിററ്‌__ര്‍ജം 
ചെലവാകുന്നു. ഇത്‌ 900 പാട്ട്‌” 24 മണിക്കൂര്‍ നേരം തുടര്‍ച്ചയായി 
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‌ സമാനമാണ്‌, 300 വാട്ടിനെ “ശരാശരി ലോ 
ഡ്‌ ' എന്നും 4 26 1ഡ്നെ 'പീക്‌ ലോഡ്‌” എന്നും പറയുന്നു. 
സംസ്‌ ഥാനത്തുളള എല്ലാ വീടുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും കടകളി 
ലും മററു സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല തരത്തിലുളള ഉപകരണങ്ങള്‍ 
പല സമയങ്ങളില്‍ (പവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ദിവസത്തിന്‍െറ ഓരോ സമ 
യത്തും ആവശ്യമായി വരുന്ന ശക്‌തി വ്ൃത്യസ്‌തമായിരിക്കും. ചില 
സമയങ്ങളില്‍ അത്‌ വളരെ കൂടുകയും ഒരു മുര്‍ധന്യാവസ്‌ഥയില്‍ 
എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു... ഈ സന്‌ ദര്‍ഭത്തില്‍ വേണ്ട ശക്‌തിയെ വ്യൂ 
ഹത്തിന്‍െറ 'പീക്‌ ലോഡ്‌ ' എന്നു പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം മൊത്തം 
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈര്‍ജത്തെ 24 കൊണ്ട്‌ ഹരിച്ചാല്‍ “ശരാശരി ലോഡ്‌" 
കിട്ടുന്നു. ദിവസത്തില്‍ ഏററവും കുറഞ്ഞതോ അതില്‍ കുറച്ചു കൂടു 
തലോ ആയ ശക്‌തി ഡിമാന്‍റിനെ 'ബേസ്‌ലോഡ്‌ ” ഏന്നും വിളി 
കററുന്നു. 


പീക്‌" ലോഡ്‌” സമയത്ത്‌ ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക്‌” മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതി 
നല്‍കണമെങ്കില്‍ പവര്‍ സ്‌ റേറഷനുകളില്‍ ആവശ്യമായ്രരത ജനറേറററമു 
കളും ശക്‌തിയുല്‍പ്പാദനശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേണ്ടത്ര 
ഈരജം നല്‍കാനാവട്ടെ ജലസംഭരണികളില്‍ വെള്ളമേ കല്‍ക്കുരിയാര്‍ 
ഡില്‍ കല്‍ക്കരിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇടുക്കി പദ്ധതിയില്‍ മൊത്തം 


നി 
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6 ജനറേറററുകളില്‍ നിന്നായി 7780 മെഗാവാട്ട്‌ (1-മെഗാവാട്ട്‌” 1000 
കിലോ വാട്ട്‌) ശക്‌തി ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാം. എന്നാല്‍ റിസര്‍വോയറിലെ 
ജലം, കൊല്ലത്തില്‍ 965 ദിവസവും ശരാശരി 290 മെഗാവാട്ട്‌” ശക്‌തി 
ഉല്‍പാദിപ്പിക്കാനേ മതിയാവു. 


കല്‍ക്കരി നിലയങ്ങളെ സാധാരണ നിലയില്‍ 90-60 ശതമാനം 
ശേഷിയിലേ (പവര്‍ത്തി പ്പിക്കാറുള്ളു. പക്‌ഷേ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ 
70.80 ശതമാനം ശേഷിയിലും (പവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം , ധാരാളം കല്‍ക്കരി , 
ഉണ്ടായാല്‍ മതി. അത്‌ കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്പല. കുറ 
ഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇവയെ ഏററവും ഉയര്‍ന്ന ശേഷിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തി 
പ്പിക്കുകയും “പീക്‌ ലോഡ്‌" ഉളള സമയത്തു മാതം ജലവൈദ്യൃത 
നിലയങ്ങളെ (പവര്‍ത്തിപ്പിക്കുകയും എന്നതാണ്‌ സാധാരണ പതി 
വ്‌. കേരളത്തില്‍ ജലവൈദ്യുതി നിലയം മാ്രതമേ ഉള്ളു. അതിനാല്‍ 
കാലവരഷം , പഴക്കുസ്പോഠം സഹായത്തിന്‌ താപനിലയമില്ലാതെ 
വരികയും പവര്‍കട്ട്‌ അനിവാര്യമായിര്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടൂ 
തരം നിലയങ്ങാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന്‌ മതിയാകാതെ വന്നാല്‍ 
പവര്‍കട്ട്‌ വേണ്ടിവരാറുണ്ട്‌” എന്നത്‌ ശരിതന്നെ. ഇത്‌ താരതമ്യേന 
കുറഞ്ഞ തോതിലായിരിക്കും . 


സൈലന്‍റ്‌ വാലി പദ്ധതിയും പവര്‍കട്ടാം 


ഇവ രണ്ടുംതമ്മില്‍ ഒരു ബന'ധവുമില്ല.സൈലന്‍റ്‌വാലി പദ്‌ ധ 
തിയുടെ പണി 1978ല്‍ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ പോലൂം 190) 
നു.മുന്‍പ്‌ തീരുമായിരുന്നില്ല. അതിനേക്കാഠം എതയോ മുന്‍പ്‌ ആ 
രംഭിച്ച ഇടമലയാര്‍ പദ'ധതിയുടെ പണി ഇപ്പോഴും തിര്‍ന്നിട്ടില്പ 
ല്പോ. അതിനാല്‍ സൈലന്‍റ്‌ വാലി പദ്‌ധതിയെക്കുറിച്ച” ഒരു തര്‍ക്ക 
വും ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍പ്പോലും ഇന്നത്തെ പവര്‍കട്ടില്‍ ഒരു വ്യത്യാസ 
വും ഉണ്ടാവില്പ. നേരെമറിച്ച്‌ ഇടമലയാര൪ര പ'ദധിയും ഇടുക്കി മൂന്നാം 
ഘട്ടവും ശബരിഗിരി ആഗ്‌ മെന്‍േറഷനും പറഞ്ഞ സമയത്ത്‌ പണി 
തീര്‍ന്നിരുന്നെങ്കില്‍ അടൃത്തകാലത്തൂണ്ടായ പവര്‍കട്ടുകഠം ഉണ്ടാകുമാ 
യിരുന്നില്ല. ഇടുക്കി മൂന്നാം ഘട്ടവും ശബരിഗിരി ആഗ്‌മെനന്‍്റഷ 
നും 1979.90ല്‍ തന്നെ പണി പൂര്‍ത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു. ഇവ 
രണ്ടും കൂടി 50 കോടി യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതി നല്‍കുമായിരുന്നു. 
ഇടമലയാര്‍ പദ്‌ ധതിയുടെ പണി 1082. '83 ല്‍ തിരേണ്ടതായിരുന്നു. 
ഇത” 832 കോടി യൂണിററ്‌ നല്‍കുമായിരുന്നു. ഇടമലയാര പദ്ധ 
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തിയുടേയും ശബരിഗിരിയുടേയും പണി ഇന്നും പൂര്‍ത്തിയായിട്ടി 
ല്ല. ശാസ്ത സാഹിത്ൃയപരിഷത്തോ, ചില മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്‌ഥ 
രും പറയുന്നപോലെ, തൊഴിലാകികളോ അല്ല ഇതിന്‌ ഉത്തരവാദി. 
ബോര്‍ഡ്‌ തന്നെയാണ” ഇതിന" ഉത്തരവാദി. 


സൈലന്‍റ'വാലി പദ്ധതിയുടെ കാരൃത്തില്‍ പരിഷത്ത്‌ ഇട 
പെട്ട രീതി മററുളളവരുടേതില്‍ നിന്ന” തുലോം വൃത്യസ്‌തമായിരു 
ന്നു. ശുദ്ധ (പകൃതി സ്‌നേഹത്തിന്‍്റതായ ഒരു നിലപാട്‌ ശാ 
സത സാഹിത്യ പരിഷത്ത്‌ ഒരിക്കലും എടുത്തിരുന്നില്ല. (മററു, 
ളളവരില്‍ ചിലര്‍ എടുത്തിരുന്നു) (ഹസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിലും 
ദീര്‍ഘകാലാടിസ്‌ഥാനത്തിലും സമൂഹത്തിന്‍െറ പരമാവധി ഗുണം 
ആണ്‌ കണക്കിലെടുത്തിരുന്നത്‌ . കേരളത്തില്‍െറ മൊത്തം ഈര്‍ജ 
ഡിമാന്‍റ്‌, മലബാറിന്‍െറ ആവശ്യങ്ങഠം, പാലക്കാടിന്‍െറ പിന്നോ 
ക്കാവസ്‌ഥ ഇവയഷാണ്‌ ആദ്യം പരിശോധിച്ചത്‌. ജീന്‍ വൈവിധ്യ 
സംരക്‌ഷണത്തിന്‍െറ പ്രശ്‌നം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും ജലപച്ചക്രനിയന്തരണ 
ത്തില്‍ കാടുകഠംക്കുളള (പാധാന്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴും സമൂഹത്തി 
ണ്‍ന്‍െറയാകെ, താല്‍പര്യങ്ങളെ പരിഗണച്ചിരുന്നുളളു. വനം സുക്‌ഷി 
ക്കണമെന്നു പറയുന്നത്‌ ജനങ്ങള്‍ക്കാകെ വേണ്ടിയാണ്‌ . കുറച്ചൂപേ 
രുടെ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി അത്‌ വെട്ടിവില്‍ക്കപ്പെടരുത്‌” എന്നാണ്‌ 
പരിഷത്‌ പറയുന്നത്‌ . മലബാര്‍ പ്രദേശത്തെ നിലവിലുളള ഈര്‍ജ 
(പശ്‌നം എങ്ങനെ ഉടനടി പരിഹരിക്കാം? ദീരഘകാലറടിസ്‌ഥാന 
ത്തില്‍ എന്തുചെയ്യാം? പിന്നോക്ക (പദേശങ്ങളില്‍ എന്തെന്ത്‌ (പ്രവര്‍ 
ത്തനങ്ങഠം നടത്താം? എന്നൊക്കെ വ്യക്‌തമാക്കി ക്കൊണ്ടുമാധ്തരമാണ്‌ 
സൈലന്‍റ്‌ വാലി പദ്ധതി ഉടനെ തുടങ്ങരൃതെന്ന്‌ പരിഷത്‌ പറ 
ഞ്ഞത്‌, എന്നാല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ്‌ അത്‌ അംഗീകരിച്ചില്ല. കേരളത്തില്‍ 
താപനിലയം ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്ന ഒരു ന്ലപാടാണ്‌ അവര്‍ 
എടുത്തത്‌. സൈലന്‍റ്വാലി പദ്ധതി കേരളത്തിന്‍െറ എല്ലാ വൈ 
ദ്യുതി (പശ നങ്ങളും പരിഹരിക്കും എന്ന്‌ അവര്‍ ഉദ്‌ ഘോഷിച്ചു. 
മാ(്തമല്പ ആ പദ്ധതി ലോക പരിസ്ഥിതിയെ ആകെ മാററി മറി 
ക്ഴുമെന്നൊക്കെ പരിഷത്ത്‌ പറഞ്ഞതായി (പചരണവും നടത്തി. പരി 
ഷത്തിനെതിരായ പ്രചരണം ശക്‌ തിപ്പെട്ടപ്പോഠം, ' സമുദ്രത്തില്‍ മഴ 
യില്ലേ, അവിടെ കാടുണ്ടോ?' മുതലായ വിഡ്‌ ഡി ചോദ്യങ്ങളും “നി 
ങ്ങള്‍ക്ക്‌ മനുഷ്യനോ വലുത്‌ കുരങ്ങനോ വലുത്‌?” എന്ന്‌ തുടങ്ങി 
യിട്ടുളള ആക്‌ ഷേപഹാസ്യ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ അവര്‍ ചോദിക്കുക 
യൂണ്ടായുണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. കാലാവസ്‌ഥ. കമപ്പെടുത്തുന്നതിലും ജല 
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ച്രകത്തെ (കമപ്പെടുത്തുന്നതിലും കാടിനുളള (പാധാന്യത്തെക്കുറി 
ച്ച്‌ അധികൃതര്‍ പുലര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവജ്‌ഞാപൃൂര്‍പമായ മന 
സ്‌ഥിതി കേരഉത്തിന്‍െറ പരിസ്ഥിതിയെ തകരാറിലാക്കിക്കൊണ്ടി 
രിക്കുകയാണ്‌ . 


ആറാം പദ്‌ധതി രൂപീകരണം 


ആറാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതിക്ക്‌” രൂപം കൊടുക്കുന്നതിനായി 
നിരവധി ടാസ്‌ക്‌ (ഗൂപ്പുകളും സ്‌ററിയറിങ്‌ കമ്മിററികളും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു അതില്‍ ഇലക്‌ രടിസിററി ബോരഡ്‌ അധികടുതര്‍ താപനി 
ലയത്തിന്‌ എതിരായി ശക്‌തമായ നിലപാടെടുത്തു. പരിഷത്‌ 
(പവര്‍ത്തകര്‍ അവയുടെ ഒഴിവാക്കാനാകായ്‌ മയെക്കുുറിച്ചും വാദിച്ചു . 
അങ്ങനെ സ്‌ ററിയറിങ്‌ കമ്മിററി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ എതിരും അനുകൂല 
വും ആയ രണ്ടഭി(പായവും രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ ഇത്‌ നടപ്പാ 
ക്കുന്നതിന്‌ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടത്‌ ഇലക്‌ ദ്രിസിററി ബോര്‍ഡ്‌ ആകയാല്‍ 
താപനിലയത്തിന്‌ എതിരായ നിലപാട്‌ തുടര്‍ന്നു പോന്നു. 1982-83 
ലെ കാലവര്‍ഷപ്പിഴയോണ്‌ അവരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത്‌ . എന്നിട്ടും 
താപനിലയങ്ങഠം സ്ഥാപിക്കാനായി അനുയോജ്യമായ സ്‌ഥാനങ്ങഠം 
നിര്‍ണയിക്കാന്‍ പോലും അവര്‍ക്ക്‌ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. താപനിലയങ്ങാം 
൭" എതിരായ ഉന്നയി പ്പിരുന്ന വാദതങ്ങാം സ്വയം വിഴുങ്ങേണ്ടുന്നതെ 
ഞ്നെ എന്ന്‌ അവര്‍ക്കറിയില്ല. കേന്‌ ദ്ര ഗവണ്‍മെന്റിന്‍െറ ചോദ്യ 
ങ്ങഠാംക്കു” ഉത്തരം നല്‍കുറന്‍ അവര്‍ക്കു" കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വിലയേ 
റിയ മൂന്നുകൊല്ലം കടന്നു പോയി. കൽപ്പാക്കം, നെയ്വേലി, രാമ 
ഗുണ്ടം എന്ന കേന്‌ രദനിലയങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ക്രേളത്തിന്‌ അവകാ 
ശപ്പെട്ട 110 കോടി യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതി ((പതിദിനം 82 ലക്‌ഷം 
യൂണിററ്‌) എസതയും വേഗം ലഭ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടിക്കം അന്നേ 
ഏടുുക്കേണ്ടതായിരൂന്നു. (ഇടമലയാര്‍. പദ്ധതിയുടെ മൂന്നു മടങ്ങും 
സൈലന്‍റ്‌ വാലി പദ്‌ ധതിയുടെ രണ്ടു മടങ്ങും വ ദം ഇത്‌ )അപ്പോഠം 
വില കൂടുതലാണെന്നു പറഞ്ഞ്‌ വേണ്ടെന്നു വയ്‌ക്കുകയാണുണ്ടാ 
യത്‌, രാമഗൂണ്ടത്തു നിന്നോ കല്‍പ്പാക്കത്തൂ നിന്നോ ഇപ്പോഴും നേരി 
ട്ട്‌ കിട്ടാന്‍ മാര്‍ഗമില്ല. സേലം. തൃശൂര്‍ 400 |: പ്രപേഷണ ലൈനി 
ന്‍െറ പണ! പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഒരു സമ്മര്‍ദവും ചെലുത്തുന്നില്ലം 
കര്‍ണാടകം വഴി കൊണ്ടുവരേണ്ടിവരൂന്ന വൈദ്യൃതി ഇപ്പാതെ വന്നാ 
ലുളള നഷ്‌ടം മാനസികമായി ഉഠംക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല, ബോര്‍ഡ്‌ അധി 
കൃതര്‍. ഇപ്പ്യോഴം പവര്‍കട്ട്‌" വന്നപ്പ്യോടം, രപതിദിനം രണ്ടൂ കോടി 


9 


രൂപ നഷ്‌ടപ്പെട്ടൂ എന്നു പറയുന്നു. ചെറിയ തുകയല്ല ഇത്‌. ഇതി 
ലെ പകുതി നഷ്‌ടം സഹിക്കേണ്ടത്‌ തൊഴിലാളി വര്‍ഗമാണ്‌. ഇന്നാ 
ട്ടിലെ അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയില്‍ കൊണ്ടു 
ചെന്നെത്തിച്ചതില്‍ ബോര്‍ഡധികൃതരും, വകുപ്പു കൈകാര്യം ചെ 
യ്‌തിരുന്ന മ്ര്തിമാരും ഒരേപോലെ കുററക്കാരാണ്‌. 


കഴിഞ്ഞിടത്തോളം കഴിഞ്ഞു. നഷ്‌ടപ്പെട്ട സമയം തിരിച്ചെടമ 
ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. മുതലാളിമാര്‍ തങ്ങളുടെ നഷ്‌ടം നികത്തിയെ 
ടുത്തുകൊളളും . പക്‌ഷേ, തൊഴില്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളിക്കു 
അതുകൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്‌ടം നികത്തിയെടുക്കാന്‍ ഒരൂ മാര്‍ഗവ്ൃം ഇല്പ. 
ഭാവിയിലെ നഷ്‌ടം കുറയ്‌ക്കാന്‍ എന്തുവേണം എന്നതാണ്‌ ആലോ 
ചിക്കേണ്ടത്‌”. ഇവിടെ മൂന്നു കാര്യങ്ങഠം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌ . 


1 എത്രയും വേഗം നടപ്പു പദ്ധതികഠം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയും 
കൃടുതല്‍ വൈദ്യുതി കേന" (ര്ദരപദ”ധതികളില്‍ നിന്നുളള വിഹിത 
മായി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക. 


മു വരുന്ന 10 കൊല്ലത്തേക്കടുളള യാഥാര്‍ഥ്യത്തിന്‌ നിരക്കുന്ന വൈ 
ദൃയുതി ഉല്‍പാദനവിതരണ ആസു(തണം നടത്തുക. അവ നടപ്പിലാ 
ക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഏല്പാ സമ്മര്‍ദങ്ങളും ചെലൂൃത്തുകു. 


3 ആകെ ലഭ്യമായ വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ സമൂഹ 
ത്തിലെ പരമാവധിപേര്‍ക്ക്‌ പരമാവധി മെച്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന തര 
ത്തില്‍ പൂതിയ മാനുദണുഡങ്ങഠം ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുക. 


അടിയന്തിര സഹായം 


രാമഗുണ*ഡത്തു നിന്നും കര്‍പ്പാക്കത്തുനിന്നുമായി ഇപ്പ്യോടം 
നമുക്ക്‌” (പ്രതിവര്‍ഷം 80 കോടിയൃണിററ്‌ലഭിക്കാന്‍ അവകാശമ്യണ്ട്‌ . 
രാമേഗുണ്‌ഡം ഏതാണ്ട” 1900 കി. മീ. അകലെയാണ്‌. കൽപ്പാക്കം 
700 കിലോമീറററും. 300 6 ദക്‌ഷിണമേഖലാ (ഗിഡ്‌ പൂര്‍ത്തി 
യായിട്ടുമില്ല. സേലം .തുശൂര ലൈന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തതില്‍ തമി 
ഴ“നാദിന്‍െറ സ്‌ഥാപിതതാല്‍പര്യവും ഉണ്ട്‌. ഇപ്പോഠം ആന്‌ (രധ..കര്‍ 
ണാടക ഗിഡുകളിലൂടെ---വൈദ്യുതി വ്യൂഹത്തിന്‌ ആകെയുളള 


10 
പേരാണ്‌ (ഗ്രിഡ്‌ എന്നത” .കൊണ്ടുവരണം , ഈ രഗിഡു കാം അതാത്‌ 
സംസ്‌ ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്‌ നിര്‍മ്മിച്ചതാണ” സാധാരണ 
നിലയില്‍ അവയിലെ കമ്പികളിലൂടെയെല്പാം പരമാവധി താങ്ങാവു 
ന്നര്ത കറന്‍റ്‌ (പവഹിക്കൂന്നുണ്ടായിരിക്കും . ഇനിയും കൂട്ടാമെങ്കില്‍ 
തന്നെയും അവയിലമുടെ ഒഴുകുന്ന കറന്‍റില്‍ 10% വര്‍ധനവുണ്ടാ 
യാല്‍ കമ്പികളിലെ പ്രേഷണ നഷാടം 20% വര്‍ധിക്കും. അതുകൊ 
ണ്ട്‌ സംസ്ഥാന (ഗിഡുകളിലുൃടെ വലിയ തോതിലൊന്നും വിദ 
രങ്ങളി ലേക്ക്‌ ഉര്‍ജപ്രേഷണം നടത്തുഷ സാധ്യമല്പ. സേലം.ത്ൃശൂര്‍ 
300 61 ലൈന്‍ യുദ്‌ധകാലാടിസ്‌ഥാനര്തില്‍ പുര്‍ത്തീകരിച്ചാലെ 
രാമഗറുണ്‌ഡത്തുനിന്നും കല്‍പ്പാക്കത്തുനിന്നും നമുക്കുവകാശപ്പെട്ട 
വൈദ്യുതി സ്‌ഥിരമായി ലഭിക്കൂ. 


വിതരണത്തിനുളള പുതിയ മാനദണ'“ഡങ്ങള്‍ 


വൈദ്യമൃതി തികച്ചും റേഷനിങ്ങിന” വിധേയമാക്കേണ്ട ഒന്നായി 
ത്തിര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. സാധാരണ റേഷനിങ്ങിന്‌ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാന 
ദണ'ഡം വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണല്പോ. കൂടുതല്‍ അംഗങ്ങ 
ളുളള വീട്ടുകാര്‍ക്ക്‌ കുടുതല്‍ യുൂണിററുണ്ട്‌”. പണ്ടുകാലത്ത്‌” പഞ്ച 
സാരറേഷന്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്‌” കൃട്യം ബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസ 
രിച്ചല്പ, വീട്ടുടമ നല്‍കിയിരുന്ന നികുതിയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു . 
അത്‌ ശരിയല്പ എന്ന്‌ തോന്നിത്തുടതക്ങിയപ്പോള്‍, ആളോഹരി സ്രമ്പ 
ദായത്തിലേയ്‌ക്കു, വന്നു. ഇതേവരെ വൈദ്യുതി നല്‍കിയിരുന്നത്‌ 
അത്‌ വാങ്ങാനുളള പാഠ്യതത്തിന്‍െറ വലുപ്പുമനുസരിച്ചായിരുന്നു . 
ഇന്ത്യ൯ അലുമിനിയം കമ്പനി (പതിവര്‍ഷം 93 കോടി യൂണിററ്‌ 
വൈദ്യുതിയാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌. അതുകൊണ്ട്‌” ഉണ്ടാക്കുന്ന 
തെഴില്‍ സാധ്ൃതയും സമ്പത്തും അത്ത വലുതൊന്നുമല്പതാനും . 

വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസായശാലകളിലും 
വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കില്‍ തൊഴിലാളികഠംക്ക്‌” പണിയില്ലാതാകും, ഏ 
ന്നാല്‍ എലപ്പാ വ്യവസായശാലകളിലേയും തൊഴ്‌:ലാളികയക്ക്‌” ഒരേ 
അളവിലുള്ള വൈദ്യുതി അല്ല ആവശ്യമുളളത്‌ .് പട്ടിക നോക്കുക. 


പട്ടിക 


വൈദ്യാതി ഉപഭോഗവും തൊഴില്‍ ലഭ്യതയും 


യു 








ഒരു തൊഴിലാളിക്ക്‌ ഒരു ദിവസം 





വ്യവസായം വേണ്ട ഈര്‍ജ യൂണിററ്‌ 
] (്രാന്‍സ്‌ഫോമേഴ്‌സ്‌ ആന്‍ഡ്‌ 12 
ഇലക്‌ (രടിക്കല്‍സ്‌ 
2 മലബാര്‍ സ്പിന്നിങ്‌ 17 
.8 കേരള നൃയകൂസ്‌ (പിന്‍റ്‌ 19 
4 വെസ്‌റേറണ്‍ ഇന്‍ഡ്യ പ്‌ ളൈവുഡ്‌ 0 
൭ അപ്പോളോ ട്രയേഴ്‌സ്‌ 90. 
6 പെരിയാര്‍ കെമിക്കല്‍സ്‌ 33 
7 പ്പീമിയര്‍ ടയേഴ്‌സ? 38 
8 എച്ച്‌.എം.ടി 4൫ 
9 ഗ്വാളിയോര്‍ റയോണ്‍സ്‌ 45 
10 (ടാവന്‍കൂര്‍ റയോണ്‍സ്‌ ചി൫ 
11 പുനലൂര്‍ പേപ്പരമില്‍സ്‌ ൫0 
32 സ്‌ററീല്‍ കോംപ്‌ളക്‌സ്‌ 200 
13 കാര്‍ബൊഠണ്ടം യൂണിവേഴ്‌സല്‍ 260 
14 കോമിന്‍കോ ബിനാനി 3770 
15 (ടാവന്‍കൂര്‍ ഇലകട്രോകെമിക്കല്‍സ്‌ 980 
106 ഇന്ത്യന്‍ അലുമിനിയം 1000 


ചം 
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ഏതാനം ഫാക്ടറികളില്‍ ഒരു ദിവസം ഒരു തൊഴിലാളിക്ക്‌ 
തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ വേണ്ട വൈദ്യുതിയുടെ അളവാണ്‌ കൊടുത്തിരി 
ക്കുന്നത്‌”. ഇന്ത്യന്‍ അലുമിനിയം കമ്പനിയില്‍ ഒരു ദിവസം ഒരു 
തൊഴിലാളിക്ക്‌” പണിയെടുക്കുവാന്‍ 1000 യൂണിററ്‌ വൈദുതി 
വേണം, ടെല്‍ക്‌, മലബാര്‍ സ്പിന്നിംഗ്‌, [10 6 മുൃുത്ലായ്‌ ഫാക്‌ട 
റികളില്‍ ഈ സ്‌ഥാനത്ത്‌ 2025 യൂണിററ്‌ ഈര്‍ജം മതി. സാധാ 
രണ വര്‍ക്‌ ഷോപ്പുകളിലും ചെറിയ നിര്‍മാണശാലകളിലും ഒരു, 
ദിവസം ഒരു തൊഴിലാളിക്ക്‌ 2-6 യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതി മതിയാകും . 
അലുമിനിയം കമ്പനിയില്‍ ഒരാഠംക്ക്‌” തൊഴില്‍ കൊടുക്കുമ്പോഠം 
ചെറുകിട ഫാക്ടറിയിലെ 409 പേർക്ക്‌ തൊഴിലില്പാതാകുന്നു. ഇത്‌ 
അതിശയോക്‌ ക്‌ തിയല്ല. മാതമല്ല ഇന്ത്യന്‍ അലുമിനിയം കമ്പനി 
യിലും (ദാവന്‍കൂര്‍ ഇലക്‌ട്രോകെമിക്കല്‍സിലും ടി സി സി യി 
ലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതിയും 
സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന അസല്‍ ദേശീയമൂല്യം ഒരു രൂപപോലും വരില്ല. 
ചനരെമറിച്ച്‌ , ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളില്‍ അത്‌ 2025 രൂപ വരെ 
വരും. 


വൈദ്യൂതി ജീവരക”തമാണ്‌ . അതിന്‍െറ ദുര്‍വ്യയം ജനദ്രോഹമാ 
ണ്‌, വൈദ്യുതി വേണ്ടാത്തിടത്ത്‌ ധൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ തെ 
ററാണ്‌ ., ആവശ്യത്തില്‍ കറുമുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതും 'തെററാണ്‌. 
വീടുകളില്‍ ഭക്‌ഷണം പാകം ചെയ്യാന്‍ വൈദ്യൃതി ഉപയോഗിക്കുന്ന 
തും കച്ചവട സ്‌ഥാപനങ്ങളിലെ അതിയായ വൈദ്യുതാലങ്കാരവും 
ആഘോഷവേളകളിലെ 'ഇലുമിനേഷനും ' ഒക്കെ രറജ്യത്തിന്‍െറ സാമ്പ 
ത്തികോല്‍പ്പാാദനത്തിന്‌ ഒഴിച്ചു കൂടാന്‍ പററാത്ത വൈദ്യുതി ദഭുര്‍വ്യ 
യം ചെയ്യലാണ്‌ നാലംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടംബത്തില്‍ ഒരു ദിവസം 
ഭക്‌ഷണം പാകം ചെയ്യാന്‍ ചുരുങ്ങിയത്‌ 6 യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതി 
വേണം. ഇതുകൊണ്ട്‌ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളില്‍ ചുരുങ്ങിയത്‌ 
രണ്ടു പേര്‍ക്കെങ്കി ലൂം തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ പററും . ഇതിന്‍െറ ഫലമായി 
ചുരുങ്ങിയത്‌” 8060 രൂപയുടെ ദേശീയോല്‍പ്പാദനം നടക്കുകയും 
ചെയ്യും. വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്‍െറ കാര്യത്തില്‍ പൂതിയ മാന 
ദണ്‌ഡങ്ങഠം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്‍െറ അത്യാവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കഠ 
നാണ്‌ ഇതയും പറഞ്ഞത്‌. ഈ മാനദണ്‌ഡങ്ങഠം താഴെകൊടുത്തിരി 
ക്കുന്ന രീതിയില്‍ സാമാന്യമായി നിര്‍വ്വചിക്കാം . 
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ത ഗാര്‍ഹിക മേഖലയില്‍ ഒഴിച്ചുകൃടാനാകാത്ത-തദുപ്‌തികരമായി 


മററു രീതിയില്‍ നിറവേററാനാകാത്ത- ആവശ്യങ്ങഠംക്ക്‌ മായ്തമാ 
യി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുകം, 


കൂ വയവസായ മേഖലയില്‍ പരമാവധി പേര്‍ക്ക്‌” തൊഴില്‍ ലഭ്യമാകു 
ത്തക്കരീതിയില്‍ വൈദ്യുതി നല്‍കുക, 


& കാര്‍ഷിക മേഖലയ്‌ക്ക്‌ വേണ്ട വൈദ്യുതി മൂഴുവന്‍ നരകൂക. 


ദീര്‍ഘകാലത്ര്ത്രം 


ഇവിടെ ദീര്‍ഘകാലം എന്നതുകൊണ്ട്‌ ഉദ്‌ ദേശിക്കുന്നത്‌ വെറും 
15 കൊല്ലം. ൧ 2000 വരെ ആണ്‌. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇത്‌ നീണ്ട ഒരു 
ലേയളവല്ല. ഇന്നും നാളെയുമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങം, അവ 
യനുസരിച്ചു” ആരംഭിക്കുന്ന (്രവര്‍ത്തനങ്ങഠം, ആ (പവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 
പരിസമാപ്‌തി ഇധതയുമേ ഈ കാലഘട്ടത്തിനുളളില്‍ നടക്കു: ചില 
ജലവൈദ്യുത പദ“ധതികൌം__ഉദാഹരണത്തിന്‌ പൂയംകൂട്ടി--ഇന്ന 
പണിതൃടങ്ങിയാല്‍, മൂഴുവന്‍ പണിയും തീരാന്‍ (എല്പാഘടടങ്ങളു: 
തീരാന്‍) 15 കൊല്ല, പിടിക്കും. അണുശക്‌തി നില യംവേണമെന്ന തീ 
രുമാനം എടുക്കുകയും കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും (പദേശത്തുളള ആ 
ളുകഠം അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പ 
യത്തിന്‍െറ പണി ആരംഭിക്കുകയും (വളരെ വിദൃരമായ സാധ്യൃതകളേ 
ഇതിനുളളു) ചെയ്‌താല്‍ പോലും ഈ നുററാണ്ട്‌ അവസാനത്തോട്‌ 
കുടി മാതമേ അതിന്‍െറ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കൂ. അതുകൊണ്ടു 
വരുന്ന 15 വരഷത്തേക്കുളള ആസറുധതണം എന്നു പറയുന്നത്‌ യഥാര്‍ 
ഥത്തില്‍ ദീര്‍ഘകാല ആസുധതണമല്ല. ഇന്നേ തീരുമാനമെടാക്കേണ്ട 
കാര്യങ്ങളെപ്പററിയുളള ചിന്തയാണ്‌. 


വരുന്ന 10 കൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍ വൈദ്യുതി ഡിമാന്‍ഡ്‌ എങ്ങനെ 
ജി ഈ വര്‍ധിച്ച ഡിമാന്‍ഡ്‌ എങ്ങനെ തദടുപ്‌തിപ്പെടുത്തും ? 
അതിന്‌” ഇന്ന്‌ എന്തെന്തു കാര്യങ്ങഠം ചെയ്യണം ? ഇതാണ്‌ ചോദ്യ. 


വൈദ്യുതി ഡിമാന്‍ഡിനെപ്പററി പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്‌, 
മിക്കവാറും എല്പാം ഒരേഫലങ്ങഠംതന്നെയാണ്‌ തരുന്നത്‌. ആവശ്യമായ 
ഡിമാന്‍ഡ്‌ മുഴുവന്‍ തൃപ”തിപ്പെടുത്താന്‍ , പ്രേഷണ വിതരണ നഷ്‌ട 
വും സ്‌റേറഷന്‍ ഉപഭോഗവും അടക്കം മൊത്തം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട 
വൈദ്യുതിയുടെ അളവും 'പീക്‌ലോഡ്‌ ' തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താന്‍ ആവ 
ശൃമായ സ്‌ഥാപിതശേഷിയുടെ അളവും അടുത്ത പട്ടികയില്‍ കൊടു 
ത്തിരിക്കുന്നു. 


. പ്പട്ടിക 


വൈദ്യാതി ഡിമാന്‍ഡും ലഭ്യതയും 


എംകെ ശലം കം ചം. രെ 





ലി പിടിയി ത 





ഈര്‍ജ ഡിമാന്‍ഡ്‌ ശക്‌തി ഡിമാന്‍ഡ്‌ (പതിഷ്‌ഠാ 

കൊല്ലം കോടിയാൃണിററ്‌ മെഗാവാട്ട്‌ പിതശേഷി 

മെഗാവാട്ട്‌ 
198586 643 1266 1704 
199091 047 1801 2628 
199596 1508 2882 4508 
1999.2000 2216 41986 ) 5949 


ടിം. 
ത്തം യിലി കം സംംഘള്‍ംഘി ലയി യയയയയര്‍ലിംിലി യമി യിലി യിനി ഷയ്ന്‌ 


മേൽ കൊടുത്ത പട്ടികയിലെ ഡിമാന്‍ഡ്‌ വര്‍ധനയെക്കുറിച്ചം 
കാര്യമായ തര്‍ക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല. കൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറുണ്ടെങ്കില്‍ ആവ 
ശൃക്കാര്‍ ഉണ്ടാകും . പക്‌ ഷെ ഇതെങ്ങനെ തൃപ്‌” തിപ്പ്യൊടുത്താന്‍ ആകും 
എന്നതാണ്‌ ചോദ്യം. ഇതിന്‌ ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ ബാധ്യസ്‌ഥമായ ഇല 
ക്ര സിറം ബോര്‍ഡ്‌ 1983ല്‍ നല്‍കിയ ഉത്തരം ഏതാണ്ട്‌ താഴെ 
പറയും വിധമാണ്‌. 


ച 
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പട്ടിക 
വൈദ്യുതി ലഭൃതയ ക്കുള്ള ഇലക്‌ (ടിസിററിബോര്‍ഡിന്‍െറ 
ഷെഡ്യയൂഠം 1989-86 





ഈര്‍ജം കോടി ശക്‌തി. 

യൂണിററ്‌ മെഗാവാട്ട്‌ 
നോത്തെ നിലവിലുള്ളശേഷി 73.0 1011. 
പുതിയവ 4 
ഇടമലയാര്‍ 92 1 70 
ഇടുക്കി നി 390 
ഇടുക്കി 1! 37, 6 ര 
ശബരിഗിരി 125 കം 
കേന്ദ്രവിഹിതം 127.0 220.0 
“ആകെ 682 2 1696.5 


രെ 


1 09091 ആവുമ്പോഴേക്കും തീരുന്നവ 





കല്ലട, മാടുപെട്ടി , മലങ്കര, ചിധമോണി, 
പേപ്പാറ, കുററ്യാടി, കക്കാട്‌, ലോവര്‍ , 
പെരിയാര്‍, അതിരപ്പിള്ളി, പെരിങ്ങല്‍ 


കുത്ത, കേരളതെര്‍മല്‍_-_1, 462.0 888.0 

രാമഗുണ”'ഡം രണ്ടാംഘട്ടം , മററുചെറു 

പദ“ധതികഠം _________ 2. 
ആകെ 1144.2 2൭845 


1995-90 ആവുമ്പോഴേക്കും തീരൃന്നവ 


(ശയ രയം; 





മാനന്തവാടി, മൂന്നാര്‍ ,പൂയന്‍കുടട്ടി |, ॥, 

അച്ചന്‍കോവില്‍, കേരളതെര്‍മല്‍--2 

പാമ്പാര്‍, ലോവര്‍ശബരിഗിരി, 504 0 16700 

ബാരാപോഠം റ 
ആകെ 1648, 2 3204. 5 

പ; വു ന നന്ന പള 
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1099-2000 ആവുമ്പോഴേക്കും തീരുന്നവ 








കോടി മൊഗാവാട്ട്‌” 
യൂണിററ്‌ 
കേരളഭവാനി, ചോളത്തിപ്പ മഴ, ചാലി 
പ്യുഴ, കേരളതെരമല്‍ -3, പെരിഞ്ഞാന്‍ 
കുട്ടി, പാണ്ടിയാര്‍, പുന്നപ്പുഴ, പുതി 635. 8 1430.0 
ശമിനി മ്രൈരകാ, കേരളാ ന്യൂക്ളിയര്‍. 
ഓഹരി ലി ന്നും: 
ആകെ 228.4.0 ൭694.5 


അനി 
പ 











ശക്തമായ സമ്മര്‍ദം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍ രറമഗുണ്ഡം, കല്പാക്കം, 
നെയ്‌ വേലി, എന്നിവയില്‍ നിന്നുള്ള ഷെയറും നമുക്കു്‌ കിട്ടാനുള്ള പ്രേഷ 
ണലൈനിറെറ പണിയും തീര്‍ന്നേക്കാം. അങ്ങനെ 1985-86 ല്‍ പ്രതീക്ഷി 
ച്ചിരുന്നത്‌ 1990_91ല്‍ സാക്ഷാത്‌ക്കരിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. 1995-96 
ആകുമ്പോഴേക്കും പണിതീരാവുന്ന ജലവൈദൃതി നിലയങ്ങാം കക്കാട്‌, 
' കല്പട, ലോവര്‍ പെരിയാര്‍, കുററ്യാടി ആഗമെന്‍േറഷന്‍ എന്നിവയാണ്‌. 
ഉല്പാദനവും കേന്ദ്രവിഹിതവുംകൂടി 1995-96 ല്‍ മൊത്തം ലഭ്യമായ വൈദ്യ 
തി 760 കോടിയൂണിററായിരിക്കും (2000 മെഗാവാട്ട്‌). അന്നത്തെ ആവശ്യ 
ത്തിന്‍െറ പകുതി. 19992000 ആകുമ്പോഴേക്കും തീരാവുന്ന പ്രധാന ജല 
വൈദ്യത പദ്ധതികഠം പൂയന്‍കുട്ടി, മാനന്തവാടി എന്നിവയാണ്‌ 210 
കോടിയൂണിററ്‌ ഉല്പാദനശേഷി (1000 മെഗാവാട്ട്‌). അങ്ങനെ ആകെ 
970 കോടിയുൃൂണിററ്‌ (3000 മെഗാവാട്ട്‌). ഈ മതിപ്പപില്‍ അങ്ങോട്ടോ 
ഇങ്കോട്ടോ വരാവുന്ന മാററങ്ങഠം കുറവാണ്‌. ബാക്കി ആവശ്യം എങ്ങനെ 
തൃഘിപ്പെടത്തും? 

മൂന്നു പോംവഴികളാണ്‌ ഇതിനു” നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെടന്നത്‌. 

1. അണുശക്തിനിലയങ്ങടം 


2. കല്‍ക്കരിഖനീമുഖത്തു” സൂപ്പര്‍ തെര്‍മല്‍സ്സ്റേഷനുകഠം പണിത്‌ 
വൈദ്ൃതിയുടെ രൂപത്തില്‍ ഇങ്ങോട്ടു പ്രേഷണം ചെയ്യുക. 

3. കല്‍ക്കരി കേരളത്തിലേക്ക്‌” കൊണ്ടുവന്ന്‌ ഇവിടെ താപനില 
യങ്ങഠം നിര്‍മിക്കുക 

ഇതില്‍ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പോംവഴികളം തല്ല്രാലം പ്രായോഗികമല്ലെ 
ന്നും മൂന്നാമത്തേതിന്നെതിരായി ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ”നങ്ങഠംക്ക്‌” പരിഹാരം 
ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ആണ്‌ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ . 
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അണുശക്തിനിലയം 
അണുശക്‌തിനിലയങ്ങളുടെ പ്ലസ്‌ പോയിന്‍റുകളായി ഉയര്‍ത്തപ്പെ 


ട്ടന്നത്‌ താഴെപറയയന്നവയാണ്‌. 
1. അതിന്‍െറ ഇന്ധനച്ചെലവും കടത്തുകൂലിയും കുറവാണ്‌. 
ഉ, ഈര്‍ജ ഉല്പാദനച്ചെലവ്‌ കുറവാണ്‌ . 


3. ഇന്ധനം സുലഭമാണ്‌. 
4. പരിസരമലിനീകരണ സാധ്യത കല്‍ക്കരിനിലയങ്ങളെക്കാഠം 


കുറവാണ്‌ . 
5, അപായസാധ്യൃത വളരെ നിസ്സ്റാരമാണ്‌. 


6. പ്രവര്‍ത്തന സ്ഥിരിത കൂടുതലാണ്‌. 
7. ലോകത്തിനും ഇന്ത്യക്കും മററു പോംവഴിയൊന്നും ഇല്ല. 
പോംവഴിവാദംഅസംബന്‌ധം 


“മററു പോംവഴിയൊന്നും ഇല്ല” എന്നാണെങ്കില്‍ പിന്നെ ചര്‍ച്ചയുടെ 


' ആവശ്ുമില്ല. ദീരഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ 590 കൊല്ലത്തിനപ്പുറം “മററു 


പോംവഴി ഇല്ല.” എന്നതുകൊണ്ട്‌ ആ വാദം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരി 
ഗണനക്ക്‌” പ്രസക്തമല്ല. അടുത്ത ന്ൂററാണ്ടിലെ ഉത്തരാര്‍ധത്തിലെ 
ഈർ ജസ്ര്രോതസ്സ്‌ എന്തായിരിക്കുമെന്നത്‌ ഇന്ന്‌ തിരുമാനിക്കാനാ 
വില്ല. ഈ നൂററാണ്ടിലെ-വരുന്ന 19 വര്‍ഷത്തെ-കേരളത്തിലെ ഈര്‍ജ 
പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാന്‍ വേണ്ടിയെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങഠം മേല്‍പ 
റഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്‌ ഉത്തരം കാണുന്നതിനു ഒരു തടസ്സവുമാകില്പ. അതു 
കൊണ്ട്‌ ആ വാദം തള്ളിക്കളയാം . 


ഉല'പാദനച്ചെലവ”മതിപ്പ്‌' സ ശയാസ്‌ പദം 


ഇന”ധനത്തിന്‍െറ കടത്തുകൂലി കുറവായിരിക്കും എന്ന വാദം നൂറുശത 
മാനവും അംഗീകരിക്കാം. അതുപോലെ ഇന'ധനച്ചെലവും കുറവായിരി 
ക്കുമെന്നവാദവും റിയാക്‌ടറില്‍ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പുന:സംസ്ം 
കരണവും സൂക്ഷിപ്പും ഏറെ പണച്ചിലവുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കില്‍കൂടി, ഒട്ടൊ 
ക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കാം. എന്നാല്‍ ഈര്‍ജഉല്‍പാദനച്ചെലവ്‌” ആകെ 
എഴുക്കുമ്പോഠം കുറവായിരിക്കുമെന്നു വാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അണു 
ശക്തിനിലയങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണച്ചെലവ്‌ വളരെ കൂടുതലണ”. ലോകത്ത” 
ഒരിടത്തും ശരിയായ ബിസിനസ്സ്‌ രീതിയില്‍ ചെലവ്‌ കണക്കാക്കുകയാ 
ണെങ്കില്‍ അണുവില്‍ നിന്നുള്ള ഈര്‍ജും കല്‍ക്കരിയില്‍ നിന്നുള്ള ഈർ ജത്തേ 


18 


ക്രാഠം ചെല വുകുറഞ്ഞതായിട്ടില്ല. യുറേനിയം, ഘനജലം, സിര്‍ക്കോണി 
യം തുടങ്ങിയവക്കു” വിലകുറച്ചിട്ട്‌ അണുശക”തി ലാഭകരമാണ്‌ എന്നു ഗെ 
കിയിക്കന പററുമായിരിക്കും. അതില്‍ അര്‍ഥമ്‌ ലവ. അണുനിലയജഡ 
സംസ്‌ കരണത്തിന്‍െറ യഥാര്‍ഥ ചെലവ്‌ എത്രയായിരിക്കും എന്നതിനെ 


പ്പററി ഒരു ധാരണയുമില്ല എന്ന വസ്തൃതയാകട്ടെ അതിനെക്കാഠം പ്രധാന 
മാണ്‌. 


ഇന്ധനം സുലഭമല്ല 


ഇന'ധനം സുലഭമാണെന്നവാദം അര്‍ധസത്യമാണ്‌. തോറിയത്തെ 
ഇന'്‌ധനമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴ്‌.ഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ കറെയൊക്കെ 
വാസതവമുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാല്‍ ആ സ്ഥിതി എത്രയാ വിദൂര 
ത്താണ്‌ . ലോകത്ത" ഒരിടത്തും തോറിയം ഇന'ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 
റിയാക്‌ടറുകഠം ഇല്ല . ഇന്ത്യയില്‍ പരീക്ഷണങ്ങഠം നടക്കുന്നു വെന്നത്‌ ശരി 
തന്നെ. പക്ഷെ അവ അടുത്തൊന്നും ഫലപ്രദമാകുന്ന ലക്ഷണമില്ല. ഇന്ത്യ 
യില്‍ യൃറേനിയത്തിന്‍െറ അളവ്‌ വളരെ ചെറുതാണ്‌ . 16000 ടണ്‍ എന്നാ 
ണ്‌ എസ്റ്റിധേററ്‌. കൂടുതല്‍ മോശമായ അയിരുകഠം കൂടുതല്‍ പണം ചെല 
വാക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്താലും 0000 ടണ്ണിലധികം കിട്ടില്ല .ഇതാകെ 
ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഏതാണ്ട്‌ 200 കോടി ടണ്‍ കല്‍ക്കര്‌ ക്കു സമാനമാകും. 
ഇന്ത്യയിലെ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ട കല്ലര। റിസര്‍വ്‌ 9000 കോടി ടണ്‍ ആണ്‌. 
വേറെ ഒരു 5000 കോട ടണ്‍ കൂടി ഉള്ളതായി മതിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ 
കല്ലുരിയെ അപേക്ഷിച്ച്‌ യുറേനിയം ന 'സ്സാരമാണ്‌. ബ്രീഡര്‍ റിയാക്ട 
റുകള്‌ലൂടെ തോഠിയം ഉപയോഗിക്കാമെന്നു വരുമ്പോഴെ സ്ഥിതിയില്‍ 
മാററം വരൂ. ഒരു മൂന്നു പതിററാണ്ടുകാലത്തേക്ക്‌ അത്തരം റിയാക്‌” ടറുകഠം 


വ്യാവസായിക സാധ്യതകളായി മാറാനുള്ള സാദ്ധൃത കുറവാണ്‌. 
ഗരുതരമായ പരിസരമലിനീകരണം 


പരിസരമലിനീകരണ സാധ്ൃത കല്‍ക്കരി. നിലയങ്ങളടേതിനേ 
ക്കാഠം കുറവാണെന്ന വാദവും നിലനില്‍ക്കുന്നതല്പ. കല്‍ക്കരി നിലയ 
ങ്ങഠം അതൃന്തം പ്രദുഷകങ്ങളാണെന്നത്‌ ശരിതന്നെ. എന്നാല്‍ അവയില്‍ 
നിന്നുള്ള ധുൂളിയയം ഹാനികരമായ വാതകങ്ങളം ഒട്ടൊക്കെ നിയന്ത്ര ക്കാ൯ 
ഇന്നു സാധിക്കും. അതേസമയം അണുറിയാക്ടറുകളില്‍ നിന്നുള്ള റേഡയോ 
ആകററിവമാലിന്യങ്ങളെ നിര്‍വീര്യമാക്കാ൯ ഒരു. മാര്‍ഗവുമില്ല. ലോക 
ത്തെമ്പാടുമുമ്ള അണുവ്ൃയവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം പര്‌ശോ 
ധിച്ച'്‌ അവയില്‍ നിന്നുണ്ടായ മാലിന്യ പ്രസാാരണത്തെക്കുറിച്ചു"” ഒരു റി 
പ്പോര്‍ട്ട്‌ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടു' ആന്ദ്രേ ചിയയിലെ സെനററര്‍ റൃഥ്‌ കോം 


റ്‌ 
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മാന്‍. 1982 ജൂണിലാണ്‌ അത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌. ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പാ 
സ്ഥാപനങ്ങളും അപകടത്തെ മറച്ചുവക്കാനും അതിന്‍െറ ഗരരവത്തെ കുറച്ചു 
കാട്ടാനും ശ്രമിച്ചു എന്ന്‌ കോഠംമന്‍ കുററപ്പെടുത്തുന്നു. ത്രീമൈല്‍ ഐലണ്ട്‌ 
ചെര്‍ണോബിരം നിലയങ്ങളിലെ അപകടങ്ങം, അണറിയാക്‌ ടറുകം 
100 ശതമാനം സുരക്ഷയയള്ളതാണ്‌ എന്ന അവകാശവാദത്തെ പൊളിച്ചുകള 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റിയാക്ടറുകളുടെ അകത്ത്‌ ഈട്ടം കൂടുന്ന റേഡിയോ ആ 
കം ററീവ പദാര്‍ഥങ്ങളുടെ - മൊത്തം റേഡിയോ ആക്‌ററീവതയുടെ അളവ്‌ 
അണുബോംബുകളിലും ഹ്റൈഡജന്‍ ബോംബുകളിലും ഉള്ളതിന്‍െറ നററു 
കണക്കിനു മടങ്ങ്‌ വരും. അവ ഇന്‌ ധനദണ്ഡുകളടെ അകത്ത” സുരക്ഷിത 
മായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വലിയ അപകടമൊന്നുമില്പ, പക്ഷെ 
ഇന'ധനദണ്ഡുകളടെ ആവരണം പൊട്ട്‌: ഇവ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള സന്ദഭര്‍ 
ങ്ങഠം കുറവല്ല. അതിനാല്‍ അണു റിയാക്‌ടറുകളെ നിരുപദ്രവ കാരി 
കളായി കാണുന്നത്‌ അപകടമാണ്‌ . 


റേഡിയോ ആക്‌ററീവങ്ങളായ ആണവ അവശിഷ്‌ടങ്ങഠം നൂററു 
ക്കണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും കൊല്ലം, ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുവെ ക്കേണ്ട 


. തുണ്ടു" ഇവയുടെ സൂക്ഷിപ്പിനായി വരുന്ന മൊത്തം ചെലവ്‌ ഉല്‌പാദിപ്പ! 


പ്പെടുന്ന മൊത്തം ഈര്‍ജത്തിന്‍െറമേല്‍ വീതിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അണു 
ഈര്‍ജത്തിഒന്‍റ ഉല'പാദനച്ചെലവ്‌ എന്തെന്നില്ലാതെ വര്‍ധിക്കു ന്നതാ 


യിരിക്കും. 


അണുശക്‌ തിനിലയങ്ങാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ ഒട്ടേറെ സുരക്ഷാ 
മാനദണ്ഡങ്ങല്‍ ഉണ്ട്‌. 1.6 കിലോമീററര്‍ ചുററുവട്ടത്ത്‌ ആരും താമസി 
കരുത”. 8 കിലോമീററര്‍ ചുറവുവട്ടത്ത്‌ ശരാശരി ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര 
കിലോമിറററില്‍ 40 ല്‍ കൂടരുത്‌... .എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ. പല സന്ദര്‍ഭ 
ങ്ങളിലും ഇതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടാറില്ലെന്നത്‌ വാസ്‌തവം തന്നെ. ചെര്‍ 
ണോബാിഴം റിയാക്ൃര താരതമ്യേന ജനവാസം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്താ 


യിരുന്നു. 90 കിലോ മീററര്‍ ചുററുവടടത്തുള്ള എല്ലാപേരെയും ഒഴ പ്പിച്ച 


പ്പോഠം അത്‌ പരു ലക്ഷത്തില്‍ കുറവേ വന്നുള്ളവെന്ന്‌ റിപ്പ്യോര്‍ട്ടുകഠം പറയൂ 
ന്നു. കേരളത്തില്‍ ഏവിടെയെടുത്താലും ഇത്‌ 20 ലക്ഷത്തില്‍ കുറയില്ല . 


അനുശക്‌ തി നിലയങ്ങഠം കെട്ടുമ്പോഠം സ്വീകരിക്കേണ്ട എല്പാ 
മാനദണ്ഡങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു്‌" അണുശക”്‌തിനിലയം കെട്ടാന്‍ 
പററിയ ഒരൊററ പ്രദേശം പോലും കേരളത്തില്‍ ഇല്ല. അയല്‍ സംസ്ഥാ 
നങ്ങളായ തമിഴ്‌നാട്ട്‌ലും കര്‍ണാടകത്തിലും ഒരു വേള ഇത്രയും 
ജന സാന്ദ്രയില്പാത്ത പ്രദേശങ്ങാഠം കണ്ടെത്താന്‍ പററിയെന്നു വന്നേക്കാം, 
അതിനുമുമ്പു തന്നെ കല്ല്ലാക്കത്തെ ഇപ്പോ ത്തെ സൈററില്‍ നാലോ 
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അഞ്ചോ റിയാക്്‌ടറുകഠം കൂടിസ്ഥാപിക്കാം . കേരളത്തിനകത്തെ 
ഒരു നിലയത്തില്‍ നിന്നു” നമുക്കു" കിട്ടന്നതിനേക്കാഠം കൂടതല്‍ ഇതില്‍ 
നിന്ന്‌ കിട്ടും. നിര്‍മ്മാണ കാലം വളരെ കുറയും. കാരണം പശ്ചാത്തല 
സാകര്യങ്ങഠം ഉണ്ടാക്കേ ണ്ടതില്ല. തീരുമാനിച്ചാല്‍ പിറേറ ദിവസം 
പണി തുടങ്ങാം. 


എന്തിനീവാശി? 


അണുശക്‌'തി നിലയങ്ങാം കേന്ദ്രഗവണ്‍ഞെന്‍റിനന്‍േറതാണ?. ദക്ഷിണ 
മേഖലയിലെ ഓരോ സേ”ററഷനില്‍ നിന്നും 70% നാലു സംസ്ഥാനങ്ങാഠം 
൧൭൭ തുല്യമായി വീതിക്കും. 10 ശതമാനം ഏത്‌ സം സ്ഥാനത്താണോ അത? 
നായിരിക്കും. ബാക്കി 19% കേന്ദ്രത്തിന്‍െറ യുക്‌തിക്കനുസരിച്ചു വീതി 
ക്കാം .അതായത്‌' ജനസാന്ദ്രതകുറഞ്ഞ തമിഴനാട്‌ സൈററില്‍നിന്ന? 
അണു നിലയത്തെ അത്യന്തം ജനനിബിഡമായ കേരളത്തിലേക്കു കൊണ്ടു 
വന്നാല്‍ കിട്ടാന്‍ പോകുന്നത്‌” 10--12% കൂടുതല്‍ ര്‍ജം മാത്രമാണ്‌ 
അതായത്‌ ഈ നൂററാണ്ട'" അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിനകത്ത? 
ഒരു 400 മഗഥഗൊവാട്ട്‌” അനുനിലയം പണിതീരുകയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിനു 
ലഭിക്കുന്ന അധികശക്‌തി വെറും 50 മെഗാവാട്ടാണ'". ഒരു അണുശകതി 
നിലയത്തിലധികം കേരളത്തിനകത്ത്‌ ഈ നൂററാണ്ടില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ 
ഉദ്ദേശവുമിപ്പ. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട്‌ എ.ഡി 2000 ആകുമ്പോഴക്കും 50 മെഗാ 
വാട്ട്‌' അധികം ശക്തി-ഏതാണ്ട്‌' 20 കോടിയൂണിററ്‌ അധികം ഈര്‍ജം 
കിട്ടാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌ ഇന്ന്‌ ഈ അണുവിവാദം ഉയര്‍ത്തുന്നത്‌. 


പൃൃകമറ 


പുതുതായി നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പോകുന്ന അണുശക്‌തി നിലയത്തില്‍ 
നിന്നു” ഒരൊററ യൂണിററ്‌ ഈര്‍ജം പോലും ഈ നൂററാണ്ടില്‍ ലഭിക്കുന്ന 
തല്ല. ഇത" ഒരു സാങ്കേതികപരി മിതിയാണ്‌. 


കേരളത്തിലെ ഒ്രൊററ പഞ്ചായത്തും ഒരൊററ മു൯സിപ്പാലിററിയും 
തങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ അണശക്‌'തിനിലയം സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനു 
വദിക്കുന്നതല്പ. അവിടത്തെ ജനങ്ങഠം അതിന്‌ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല . 
ഇത്‌ സാമൂഹ്യവും രാഷ്‌ട്രീയവുമായ പരിമിതിയാണ്‌. 


അങ്ങനെയിരിക്കെ എന്തിനാണ്‌ വൈദ്ൃതമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും 
വിണ്ടും അണുവിവാദം കുത്തിപ്പ്യൊക്കുന്നത്‌? 


ര്‍ 
ന 


[്‌ " പ 
ഗ്‌ ണി 
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1. 


ഈ വിവാദത്തിന്‍െറ പുകമറയാക്കു പിന്നില്‍ ഗവണഞണഞെന്‍റിന്‍െറ 


മറെറല്പാ പരാജയങ്ങളെയും മറയ്‌ക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശ്യമല്വാതെ മറെനന്താ 
് 
യിരിക്കാം അത” കുത്തിപ്പൊക്കുന്നതിനു” വീണ്ടും അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്‌. 


കല്‍ക്കരി ഒഴിവാക്കാനാവില്ല 


ഈര്‍ജളഉറവിടമെന്ന നിലക്ക്‌ കല്‍ക്കരിയില്‍നിന്ന്‌” രക്ഷനേടാന്‍ 
ആവില്ലെന്നു വരുന്നു. പക്ഷെ കല്‍ക്കരി മധ്യ (്രദേശ” ബീഹാര്‍.-ഒറീസ 
സംസ്‌ ഥാനങ്ങളിലാണ്‌. ആന'(ധയിലേതിന്‌ പരിമിതിയുണ്ട്‌. ആ 
ഖനികളില്‍നിന്ന" കേരളത്തിലേക്ക2000_9500 കിലോമീററര്‍ ദൂരമുണ്ട്‌, 
കല്‍ക്കരിയാണെങ്കില്‍ ഗുണം കുറഞ്ഞതും, 40 ശതമാനത്തിലധികം 
ചാരമാണ്‌ , ലക്ഷക്കണക്കിന്‌” ടണ്‍ കല്‍ക്കരി ഇതയും ദൃരം കടത്തിക്കൊ 
ണ്ടുവരിക ആലോചിക്കാന്‍പോലും (പയാസം. പിന്നെ അവ കത്തിച്ചു 
ണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം. ചാരം എവിടെ കുന്നുകൃൂട്ടേണ്ടു 
എന (പശ്‌നം. ഇതില്‍നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാം , ഖനീമുഖത്തുതന്നെ 
നമുക്കുവേണ്ടി സൂപ്പര്‍തെര്‍മല്‍സ്‌ററേറഷനുകരം സഥാപിച്ച൦, ഉയര്‍ന്ന 
വോഠംട്ടതയിലുള്ള പ്രേക്ഷണ സംവിധാനംവഴി വൈദ്യതി തന്നെ ഇ 
ഞ്ങെത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ . ഇതായിരുന്നു, കേരള സംസ്‌ഥാന ഇലക്‌ 
(ട 'സിററി ബോര്‍ഡിലെ എന്‍ജിനീയര്‍മാരുടെയുംം മററു പല സുഹര്‍ 
ത്തുക്കളുടെയും അഭിപ്രായം. 

ആറാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതിയുടെ ഈര്‍ജഘടകത്തിന" രൂപം 
കൊടുക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സ്‌ററിയറിങ കമ്മിററിയില്‍ ശക” 
തമായ രണ്ടു വിപരീത അഭി(പായങ്ങഠം പൊന്തിവന്നു. ഒന്നിന്‌ നേതരു. 
തം നല്‍കിയത്‌ ഇലക്‌ (്രിസിററിബോര്‍ഡിന്‍റെറ (പതിനിധികളായി 
രൂന്നു. സ“ററിയറിങ' കമ്മിററിയുടെ (പവര്‍ത്തനത്തിനാ തുടക്കം കുറി 
ക്കാനായി ബോര്‍ഡ്‌ 19177 അവസാനം തയ്യാറാക്കിയ രേഖയില്‍ ഇങ്ങനെ 


പറയുന്നു; 


““ആനഴ്രധയില്‍ നിന്നോ ബീഹാറില്‍ നിന്നോ ബംഗാളില്‍ നിന്നോ 
കല്‍ഥരൊി കൊണ്ടുവന്ന” കേരളത്തില്‍ ഒരു താപനിലയം ഓടിക്കുന്നതി 
ന്‍െറ സാമ്പത്തികം വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതില്‍ നിന്നുള്ള 
ഈര്‍ജത്തിന്‍െറവില,, സംസ്‌ഥാനത്തിനകത്തെ ജലവൈദ്യുതനിലയങ്ങ 
ളില്‍നിന്നുള്ള വൈദ്യുൃതിയുടേതിനേക്കാഠം കൃടുതലായിരിക്കുമെന്ന? 
സാമാന്യബോധം പറയുന്നു. അതിനാല്‍ അടുത്ത പതിററാണ്ട്‌ കാലത്തേ 
ക്ക” സംസ്‌ഥാനത്തിനകത്തെ ജതെവരെയായി ചൂഷണംചെയ്യാതെ കിട 
ക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പ്രോതസ്‌സുകഠം വികസി പ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന 
തായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം,” 
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ഇതിന്‌” വിപരീതമായി 1975 ഏപ്രിലില്‍ തന്നെ പരിഷതഴ അവ 
തരിപ്പിച്ച ഒരു രേഖയില്‍ പായുന്നു: 


“ “ജലവൈദ്യൃതിയെമാരത്തം ആശ്രയിച്ചാല്‍ സംഗതി രക്ഷയില്ലെ 
ന്നു വൃക്‌തമാണ്‌ . അതിനാല്‍ 1932 മൂതല്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും 200 മെ 
ഗോവാട്ട്‌ ജലേതര വൈദ്യൂതോല്‍പ്പാദനശേഷി പ്രതിഷ്‌ഠാപിക്കണം.... 

* “പടിഞ്ഞാറന്‍ കടല്‍ താിാത്ത്‌ കൊച്ചിക്ക്‌” വടെ പററിയൊരിട 
ത്ത്‌ 1000 മെഗാവാട്ട്‌ ശേഷി ലൂമ്ള ഒരു സൃപ്പര താപനിലയം നിര്‍മി 
ക്കുക. അതിന്‌ കുപ്പുല്‍വഴി ഒറിസയില്‍നിന്ന്‌ കല്‍ക്കരിയോ ബോംബെ 
യില്‍നിന്ന്‌ എണ്ണയോ ഏതാണ്‌ ലാഭകരം എന്നുവച്ചാല്‍ അത്‌കൊണ്ടു, 
വ ഠിക....കാലവര്‍ഷത്തിന്‍െറ വികൃതികളില്‍നിന്ന്‌” രക്ഷനേടണമെ 
ങ്കില്‍ കൃടൃതല്‍ താപനിലയങ്ങഠം വേണമെന്ന്‌ വൃക൦തമാണ.?? 


ഈ രണ്ട്‌ കാഴ്‌ ചപ്പാടുകഠം തമ്മിലാണ്‌, അന്ന്‌ സ്‌ററിയറിങ്‌ 
കമ്മിററിയില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളു ണ്ടായത്‌ . ”“പരിപൃര്‍ണളര്‍ജ ആസൃ(തണ? 
ത്തിനായുള്ള ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സ്‌ കല്‍ക്കരി കത്തിക്കൃന്ന താപനിലയ 
ങ്ങഠംക്കായി വാദിച്ചു. 


*€ കേരളത്തില്‍ നമുക്ക്‌ കല്‍ക്കരിവിരുദ്‌ധമായ ഒരു പാരമ്പര്യ, 
മുണ്ട്‌. എന്നാരു കല്‍ക്കരിയില്ലായ്‌മയുടെ മുഴുവന്‍ പൊരുളും മന 
സിലാക്കാഞ്ഞാലത്തെ ഭവിഷ്യത്ത്‌ ഗുരുതരമാണ്‌... നമ്മുടെ സാധ്യ 
മായ ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങടം മുഴുവന്‍ ന ര്‍മിച്ചാല്‍പോലും 1995 
ആകുമ്പോഴേക്കും അത്‌ തികയാതെവരും. അവസാനത്തെ 1010 
വളരെ ചെലവു കൃടിയതായിരിക്കും . അതിനുള്ളില്‍ മറെറല്പാ ജല 
വൈദ്യുതി നിലയങ്ങകുടെയും പണിതീര്‍ക്കുകയെന്നതും എളുപ്പമല്ല. 
ജലവൈദ്യുതനിലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ നമുക്ക്‌ ഇന്നുള്ള വൈദഗ'ധ്യം 
താപനിലയങ്ങാംക്ക്‌ ഉണ്ടാക്കാനും പെട്ടെന്ന്‌ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു 
സംദയ്രമണ കാലഘട്ടം ആവശ്യമാണ്‌ ജലവൈദ്യൃത നിലയങ്ങളും 
താപനിലയങ്ങളും, രണ്ടും നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു, അന്തരാള 
കാലഘട്ടം. അതിനാല്‍ താപനിലയനിര്‍മാണം 6-7 കൊല്ലം നേരത്തെ 


1987 ആകുമ്പോഴെക്കും ഒരു താപനിലയം പ(പവര്‍തിച്ചു തുട 
ങ്ങന്നം. അവിടുന്നടങ്ങാട്ട” താപനിലയശേഷി തുടര്‍ച്ചയായി വര്‍ദ്ധി 
പ്പിച്ചുകൊണ്ടുവര നം ...ആദ്യത്തെ നിലയത്തിന്‍െറ സഥാനം മലബാര്‍ 
തീരത്ത്‌” പൊന്നാനിമറും കണ്ണൂരിനും ഇടക്കായിരിക്കണം. ഇതിനുള്ള 
പനം ക്രേന്ദത്തിന്‍െറ പദ്ധതിയ।ല്‍ ഉരംക്കൊമ്ളിക്കണം. ....ഈ നൂററാ 
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ണ്ട അവസാനമാകുമ്പോഴെക്കും തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ തീരപ്രദേശ 
ത്ത” ഏതാണ്ട്‌ 4000 മെഗൊവാട്ട താപനിലയശേഷി സഥാപിക്കുണം, 
അതില്‍ പകുതി കേരളത്തിനുള്ളതായിരിക്കും. ബാക്കി തമിഴ്‌നാടിനു 


കര്‍ണാടകത്തിനുംകുടി. ? 


ഇതിനെതിരായി കേരളത്തി.ൽ കല്‍ക്കരി ഇല്ലെന്നും, ബീഹാര്‍ -ബ, 
ഗാഠം (പദേശത്തൃനിന്ന്‌ കൊണ്ടുവരണമെന്നും, അതില്‍ നിറയെ ചാറ 
മാണെന്നും ഇ(ത ദൂരത്തേക്ക്‌ കല്‍ക്കരി കടത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത്‌ നഷീ 
മാണെന്നും അതുകൊണ്ട്‌” താപനിലയങ്ങടം അത്യാവശ്യമാണെന്ന' 
തെളിയ നുകയാണെങ്കില്‍ പോലും ഖനീമുഖനിലയങ്ങളെ പരിഗണിക്ക; 
വൂ എന്നും ബോര്‍ഡ്‌ രപതിനിധികഠം വാദിച്ചു. സ്‌ററിയറിങ്ങ' 
കമ്മിററി അതിന്‍െറ റിപ്പോര്‍ടിന്‍െറ അന്ത്യത്തില്‍ താപനിലയെക്കുയ, 
റിച്ച്‌ ഒരു, ഖണ'ഡികു കൂടി അവസാനം ചേര്‍ത്തു. 


“കേരളത്തിലെ വൈദ്യമൃതിവ്യൂഹത്തെ കുടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമ; 
ക്കാനും ആസന്നഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന വൈദ്യുതിക്കമ്മിയെ 
തരണം ച്െചെയ്യാനും സംസ്‌ഥാനത്തിനകത്ത്‌ ഒരു താപനിലയം സ്ഥ: 
പിക്കുകതന്നെ വേണം." 


പക്ഷെ സ്‌ററിയറിങ്‌ കമ്മിററികളും ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സുകള, 
എല്ലാം വെറും (പഹസനങ്ങളായിരുന്നു. സംഗതികഠം നടപ്പക്കാന 
ചുമതലപ്പെട്ട ഇലക്‌ (്ടിസിററിബോര്‍ഡിന്‌ അതിലൊന്നും വ ശ്വാസ. 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര്‍ അവരുടെ വഴിക്കുനീങ്ങി. അതിനിടക്കാണ്‌ 
സൈലന്‍-“വാലി പദ്‌ധതിയെക്കു റിച്ചുള്ള വിവാദം ഉയര്‍ന്നുവന്നതു 
രൂക്ഷമാകാന്‍ തുടങ്ങിയതും. തങ്ങളുടെ വാദത്തിന്‌ ശക്‌ തികൂട്ടാന: 
യി ഇലക്‌ (്രിസിററിബോര്‍ഡ്‌ കല്‍ ഒരൊ കത്തിക്കുന്ന താപനിലയങ്ങളടെ 
അടച്ചെതിര്‍ക്കുന്ന ഒരു, പ്രചാരണ രീതി കൈക്കൊണ്ടു. 1992-83 ലെ 
കാലവര്‍ഷപ്പിഴവ്‌ അവരുടെ കണ്ണൂ തുറപ്പിച്ചപ്പോഴേക്കും, അതിന്‍റെ; 
അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ഒട്ടേറെ താപനിലയങ്ങഠം വേണമെന 
നിലപാട്‌ 'ലേഴെത്തൊിയപ്പ്യോഴേക്കും അവര്‍ നേരത്തെ അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്ന 
യു തിരിഞ്ഞടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നൂ. അങ്ങനെയ; 
ണ്‌ “ഖനീമുഖനിലയം* ന്ന അപ്രായോഗികവാദം ഇ ര 
കഠം യക 0 പ 

എന്തുകൊണ്ട്‌” അപ്രായോഗികം ഈ നൂറററണ്ട്‌ അവസാനമാക, 
മ്പോഴക്കും 2000 മെഗൊവാട്ടും അതിനുശേഷം  കൊല്ലത്തിനുളകിര 
വീണ്ടും 1000 മെഗൊവാട്ടും കല്‍ക്കരി നിലയങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ലഭിക്കണം 
2000 കിലോമീററര്‍ അകലെനിന്ന്‌, ഇത്‌ സാങ്കേതികമായി അപ്രായേ 
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ഗികമാണ”. ഈ നൂററാണ്ടില്‍ 4001 ര്രിഡ്‌ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചാല്‍ പോ 
ലും അതിലൂടെ ഇധ്തയും ദൂരത്തേക്ക്‌” പ്രേഷണം ചെയ്യാവുന്ന അസല്‍ 
ശക്‌തി 8900-00 മെഗൊവാട്ടുപോലും വരില്ല. 765 [൮൮ (ഗ്ഗിഡ്‌ ഉണ്ടാ 
ക്ക യാല്‍ പോലും 2500 കിലോമീററര്‍ ദൂരെനിന്ന്‌ പ്രേക്ഷണം ചെയ്യാ 
വുന്ന ശക്തിക്ക്‌ പരിമിതിയുണ്ട്‌, 250 കി.മീ നീളമുള്ള ഇടുക്കി- 
മൈസൂര 220 1 ലൈനിനന്‍െറ പരമാവധി ശേഷി 160 മെഗൊവാട്ടാണ്‌. 


ഖനീമു ഖനിലയം എന്ന ആശയം മറെറാരു കാരണം കൊണ്ടുകൂടി 
അ(പായോഗികമാണ്‌. കേരളത്തിന്‍െറ കാരൃത്തില്‍ പരിഗണിച്ച വസ്‌ 
തൃതകള്ളെല്പാം തന്നെ മററു പല (പദേശങ്ങഠംക്കും ബാധകമാണ്‌. അ 
പ്പ്യോഠം തമിഴ”നാട്ടിനും കരനാടകത്തിനും മഹാരാഷ്‌ ര്രക്കും ഗുജറാ 
ത്തിനും രാജസ' ഥാനും ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്‌, ജമ്മുകാശ”്‌മീര്‍ (പദേശ 
ങ്ങഠംക്കും ഒക്കെ വേണ്ട വൈദ്യുതി ഖനീമുഖങ്ങളില്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കണ 
മെന്ന നിഗമനത്ത ല്‍ എത്തേണ്ടിവരപും . പതിനായിരവും ഇരുപതിനാ 
യിരവും മെഗൊവാട്ട്‌. ...എനത്തെല്ലാം പരിസരസംരക്ഷണ നടപടികളെടു 
ത്താലും ഒരൂ പ്രദേശത്തിനും താങ്ങാനാകാത്ത “പാരിസ്ഥിതിക 
ഭാരം" ആയിരിക്കും ഇത്‌. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്‌ 1989-ല്‍ 
തയ്യാറാക്കിയ 19 വര്‍ഷപരിപ്രേക്ഷ്ൃയത്തില്‍ ബോര്‍ഡ്‌ ഖനിമൃഖനില 
യവാഠം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ കല്‍ക്കരി കൊണ്ടുവരിക എന്ന തത്വം അംഗീകരി 
ഒെൊെന്‍ നിര്‍ബന ധിതമായതും. അണുശക്തി നിലയത്തില്‍നിന്ന്‌ ഈ 
നൃററാണ്ടില്‍ ഒന്നും പ്രതീക്ഷ ക്കേണ്ട എന്ന യാഥാര്‍ഥ്യവും അവര്‍ 
അംഗീകര ച്ചിരിക്കുന്നു. പാറിയ സ്്‌ഥാനങ്ങഠം തിരയാനും തൂടങ്ങി. 
പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷമായി സ്‌ഥാനം തീരുമാനിക്കാനൊ സ്‌ഥ 
ലം അക്വഖര്‍ ചെയ്യാനോ അവര്‍ക്കു” കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല! അവരുടെ കഴിവി 
ന്‌ അതീതമായ എന്തെങ്കിലും തടസങ്ങളാണോ അതോ അവരുടെ 
അലംഭാവമാണോ കാരണം ഏന്‌ മനസിലാകുന്നില്ല. ഏതായാലും 
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്‌ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ സമ്പദ്‌വ്യ 
വസ്‌ഥ പൂര്‍നമായി തകരാതിരിക്കണമെങ്ക ല്‍ അടിയന്തിരമായി കല്‍ 
ക്കരി എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങഠം ഉറപ്പുവരുത്തൂകയും ചെയ്‌തേ 
പററു. അതിലേക്ക്‌” വേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക്‌” ഇനി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ 
തിയിക്കാം . 


കേരളത്തില്‍ കല്‍ക്കരി നിലയങ്ങഠം 


കേരളത്തിലേക്ക്‌” കല്‍ക്കരികൊണ്ടുവന്ന്‌ അതു കത്തിച്ചു വൈദ്യു 
തി ഉണ്ടാക്കിയേ പററു എന്ന നിഗമനത്തില്‍ കേരളാഗവണ്‍മെന്‍റുൃം എ 
ത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ നൃററാണ്ട്‌ അവസാനമാകമ്പോഴേക്കും ചുരു 


ക്കര 
1 
റു 


ം 28 


ങ്ങിയത്‌ 2000 മെഗോവാട്ടെങ്കിലും, (900-1000 കോടിയുണിററ്‌) കല്‍ 


ക്കരി നിലയങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കണം . ഇതിനുള്ള ത്രന്രമാ 


ണ്‌ നാം ആവിഷ്‌ക്കരിക്കേണ്ടത്‌. ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള (പ്രശ്‌ നങ്ങഠം 
താഴെ പം 


1 അനുയോജ്യവും വേണ്ട്രത വചുപ്പമുള്ളവയും ആയ സൈററു 
കഠാ കണ്ടെത്തുക, 

2 വേണ്ട്രത കല്‍ക്കരി എല്ലാകാലവും കിട്ടുമെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരു 
ത്തുക. പ 

3 ആവശ്യമായ ബോയ്‌ ലര്‍, ടര്‍ബൈന്‍, ജനറേററര്‍ ദ(്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍ 
മര്‍ ആദിയായ ഉപകരണങ്ങഠം യഥാസമയം കിട്ടുമെന്ന്‌ ഉറപ്പരുത്തുക. 

4 പവര്‍സ്‌റേഠഷന്‍ അനുവദനീയമായ അളവില്‍ കൂടുൃതല്‍ പരി 


സരമലിനീകരണം നടത്തില്ലെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തണം . 


ട പവര്‍സ്‌റേറഷനില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചാരം നിക്ഷേപിക്കാനും 


. പ്രയോജനകരമായ രീതിയില്‍ അത്‌ ഉപയോഗിക്കാനും ഉള്ള പരിപാ 


ടികഠം ആസുദ്രണം ചെയ്യണം. 


സഥാനനിര്‍ണയം 


1956-87 ലെ പവര്‍കട്ടോടുകൃടി കൊച്ചി--ആലുവാ മേഖലയിലെ 
വ്യ൨ സായികഠം കൂടതല്‍ ഗാരവത്തോടെ കാര്യങ്ങഠം ആലോചിക്കാന്‍ 
തൂടങ്ങി. അവര്‍ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി, കൂട്ടായി ഒരു കല്‍ക്കരി 
നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറുറിച്ച്‌” ചര്‍ച്ചകഠം നടത്തി. അതെവി 
ടെയും എത്തിയിട്ടില്ല. അമ്പലമുകളില്‍ കിഴക്കുഭാഗമായിരൃന്നൂ അവര 
കണ്ട ഒരു സ്‌ഥലം. വല്പാര്‍പാടമാണ" മറെറാരു സ്‌ഥാനം. കൊച്ചിതുറ 
മുഖംവഴി കല്‍ക്കരി എത്തിക്കുകയും. പാരിസ്ഥിതികമായ നിബ 
ന“ധനകഠം പാലിക്കപ്പെടുമെങ്കില്‍ ഇത്‌ അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരു നിര്‍ 
ദേശമാണ്‌, കൊച്ചിന്‍ റിഫൈനറിയിലെ അവശിഷ്‌ടങ്ങാം ഉപയോ 
ഗിക്കാനും ഒരു നിര്‍ദേശമുണ്ട്‌. ഏതാണ്ട്‌ 200 ഗഎ]ഗ/ ന്‌ തികയും ഇത്‌. 
അതും അംഗീകരി ക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്‌. എന്നാല്‍ ഇവ ഉണ്ടായാലും 
ഇല്ലെങ്കിലും പൊതുളഉടമയിലുള്ള ആദ്യത്തെ താപനിലയം മലബാറില്‍ 
തന്നെ സ്‌ ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്‍െറ ആവശ്യകത സൈല 
ന്‍റ്‌'വാലി വിവാദകാലത്ത്‌ വേണ്ട്രത വ്യക്‌തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെ. 
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കോഴിക്കോടിനന്‍ൊ വടക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തായി, ചാലിയാറിലെ 
വെള്ളം ശീതീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടെ” ഒരു സ്ഥാനം 
കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്‌. അതുപോലെ കണ്ണൂരിന്‌ വടക്കായി 
വളപട്ടണം പുഴയിലെ വെള്ളം ശീതീകരണത്തിന്‌ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന 
തരത്തില്‍ ഒരു സ്‌ഥാനവും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്‌. (പഥമപര്യ 
വേക്ഷണ ഞദഠം താരതമ്യേന കറുഞ്ഞ പുനരധിവാസവ്യം ചെലവുംകൊ 
ണ്ട്‌ ആവശ്യമായ്രത ഭൂമി ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലും ലഭിക്കുമെന്ന” കാ 
ണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മററു സംസ്‌ഥാനങ്ങളിലെ അത്ര വിശാ 
. ലമായ സ്‌ഥാനങ്ങാം ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട്‌ കഴിയുന്ന 
(ത കുറച്ച്‌” സഥലം ആവശ്യമാകുന്ന വിധത്തില്‍ വൈദ്യൃുതിനിലയ 
വ്യൂഹമാകെ (പത്യേകമായി സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, 
നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ കഴിവിനപ്പുറമല്പ ഇത്‌ 


കല്‍ക്കരി 


ഇതിന്‍െറ ലഭ്ൃയതയാണെല്ലോ എറാവും വലിയ പ്രശ്‌നമായി 
ഇന്നുന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌. അതു പാസ തഖമാണുതായയ* . ആവ 
ശൃമായഅളവില്‍ കല്‍ക്കരി ഖനനം ചെയ്യപ്പെടണം. ആവശ്യമായ അള 
വിലും നിരക്കിലും ഇവിടെ എത്തുകയും വേണം. 210 മെഗാവാട്ടും 
ശേഷിയുള്ള ഒരു യൃണിററിന്‌ ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണ അതാണം 
(പതിദിനം 1500 ടണ്‍ കല്‍ക്കരി വേണം. ആങ്ങനെ 5 യൂണീററുള്ള 
ഒരു, സ്‌റേറഷനില്‍ പ്രതിദിനം 7500 ടണ്‍ കല്‍ക്കരി വേണം. വാ 
ഗണ്‍ കുന്നക്കില്‍ പറയുകയാണെങ്കില്‍ 90 ടണ്‍ ശേഷിയും 50 വാഗ 
ണും (മൊത്തം 2600 ടണ്‍) ഉള്ള 3 വണ്ടികഠം ദിനം (പതി അവിടെ എത്ത 
ണം. 3 മാസത്തേക്കുള്ള സ്‌റേറാക്ക”” എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ അത്‌ "74 ലക്ഷം 
ടാന്‍ ആണ്‌ അത്രയും സംഭരിച്ചുവെക്കാന്‍ സ്‌ ഥലം വേണം. അപകട 
ങ്ങഠം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണം. ഏതാണ്ട്‌ 20 എഞ്ചിനുകളും ആയിരം 
വാഗണറുകളും) (പത്യേകമായി സ്വയം (ടിപ്പു ചെയ്യാവുന്ന വാഗണുകടം 
ഇതിനായി നീക്കിവെക്കപ്പെടണം . 


ഇത സാങ്കേതികമായി അസാധ്യമല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ ലൈനു 
കളും ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ . നേരിട്ടു കല്‍ക്കരി കയററുക, ഇവിടെവന്ന്‌ ഇറ 
ക്കുക, വണ്ടി അതേപടി - കാലിയായി തിരിച്ചുപോകുക എന്ന രീതി 
അനുവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഇത്‌ കൃടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാകും. കടത്തുകൂലിയും 
കല്‍കരൊിയുടെ വിലയും സര്‍ക്കാര്‍ സാകര്ൃയംപോലെ നിശ്ചയിക്കുന്ന 
താണ്‌ (മഠിന്പ്വ്ട7൦റി ൧൦%). അതുകൊണ്ട എത്ര എന്നു പറയുന്ന 
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തില്‍ അര്‍ത*ഥമില്ല. റെയില്‍വഴി കൊണ്ടുവരുന്നതിനു പകരം കപ്പല്‍ 
വഴിയാകാം. ഇപ്പ്യോഠം ഒട്ടേറെ (്രയാസങ്ങളുണ്ട്‌'. പക്ഷെ അവ പരിഹ 
രിക്കാവുന്നതേയു ള്ളു. മൂന്നാമതൊരു വഴ, വളരെ ഗരരവത്തോടെ 
ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വഴി, കല്‍ക്കരി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്‌. 
കൂടുതല്‍ നല്ല കല്‍ക്കരി കുറുറഞ്ഞവിട ക്കുകിട്ടും . ഈര്‍ജം ഉപയോഗിച്ച" 
ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങഠം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാഠം നല്ലത്‌ 
ഈര്‍ജംതന്നെ ഇറക്കടുമതിചെയ്യലാണല്ലോ. ജപ്പാന്‍ അതുപയോഗിക്കുന്ന 
കല്‍ക്കരിയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്‌. 

1 ഇവിടത്തെ കല്‍ക്കരിഖനനത്തിന്‍െറയും കടത്തുസരകര്യങ്ങളുടെയും 
വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്‌” ഇപ്പോഠം പോകുന്നതില്‍ അര്‍ത്‌ഥമില്ല. ഒന്നുമാ 
രതം ഈന്നിപ്പറയാം; ഇന്ത്യയില്‍ കല്‍ക്കരി ഉണ്ട്‌. കേരളം ഇന്ത്യയുടെ 
ഒരു ഭാഗമാണ്‌. കല്‍ക്കരി കിട്ടാഞ്ഞ്‌ കേരളത്തില്‍ വൈദ്യൃതി ഇല്ലാതെ 
പോകരുത്‌”. കല്‍ക്കരി കിട്ടുകയെന്നത്‌ നമ്മുടെ മവ കാശം ആണ്‌ 


ടര്‍ബൈനാദി സാമഗ്രഗികഠം 


ഈ നുററാണ്ടെ്‌ അവസാനിക്കുമ്പവേ ഴേക്കും കേരള ര്രിഡിന്‍െറ ശേ 


ഷി 4000-4500 മെഗാവാട്ടില്‍ അധികം വരില്ല. ൭90 മെഗാവാട്ട്‌ യുണി 
ററ്‌ താങ്ങാനാവുമോ എന്ന്‌ ഇപ്പോഠം പറയാന്‍ (പയാസമാണ്‌. ഒരു 
കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം: ആദ്യത്തെ നിലയം 210 മെഗാവാട്ടിന്‍െറ 5 യൂണി 
ററുകഠം ആയിരിക്കും. അതനുസരിച്ചു ഇന്ന്‌ ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയാല്‍ സമ 
യത്തിന്‌ കിട്ടുമെന്ന” (പതീക്ഷിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സ്‌റേറഷനെപ്പററി 
തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഇനിയും 3-4 കൊല്ലമുണ്ട്‌. 1999-90ല്‍ ഏടു 
ത്താല്‍ മതി. എന്നാല്‍ ആദ്യത്തെ സ്‌റേറഷനെപ്പററിയുള്ള തീരുമാനം 


' ഇപ്പ്ോോഠം എടുക്കണം . 


പരിസ്ഥിതി (പശ്‌നങ്ങഠം 


പരിസരമലിനീകരണം ആനുവദനീയമായ പരിധിക്കൃതാഴെ ആ 
യിരിക്കും എന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തണം. കേരളത്തിലെ ചതുപ്പുനിലങ്ങളെ 
പ്ുറരി സാമ്രഗമായ ഒരു സര്‍വേ നടക്കണം. അവയില്‍ ഏതൊക്കെ തൂര്‍ 
ക്കുന്നത്‌ പാരിസ്‌ ഥിതികമായി ദോഷം ചെയ്യില്ല, ഏതൊക്കെ തൂര്‍ക്കുു 
ന്നത്‌ നീര്‍വാര്‍ച്ചയെ സഹായിച്ച പരിസരാരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടു, 
ത്തും എന്ന” പഠിക്കണം. അതിന്‍െറ ഫലത്തിന്‍െറ അടിസ്‌ഥാനത്തില്‍, 
ഒരു 'ചതപ്പുനിലം വിണ്ടെടുക്കാന്‍" പദ്‌ധതി ആരംഭിക്കാം . മറെറാരൂ 
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സാധ്യതയുള്ളത്‌ ചാരത്തെ കെട്ടിടനിര്‍മാണസാമഗ്രിയായി-ഇഷടിക 
കളായി മാററുകയെന്നതാണ്‌ . ഇതിന്‍െറ സാമ്പത്തികവും പരിാശാധി 
ക്കേണ്ടതു ണ്ട്‌. | 

യുദ്‌ധമുറക്ക്‌” ഏറെറടുത്ത്‌ നടത്തിയാലെ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ. 
ഇല്ലെങ്കിലോ, സഥിരമായ പവര്‍കട്ടും, ലേ ഓഫും, മ മുരടിപ്പും ആയി 
രിക്കും അനുഭവം. 


വിതരണത്തിനുള്ള 
പുതിയ മാനദണ'ഡങ്ങള്‍ 


] വ്യാപാരമേഖലയിലെ വൈദ്യുതാലങ്കാരം, ആഘോഷ 
ക്കാലങ്ങളിലെ ഇലുമിനേഷനാദികഠം പൂര്‍ണ്ണമായും 
നിരോധിക്കുക. 


൭ ഏററവും കുറഞ്ഞ സമയത്തി നുള്ളില്‍ പരമാവധി വൈ 
ദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നടപട? 
കഠം കൈകക്കൊളുളണം. ൂ 


1. ഇടമലയാര്‍, ശബരിഗിരി ആഗ്‌മെന്‍േറഷന്‍,ഇടുക്കി 
11, 111 ഘട്ടങ്ങഠം എന്നിവയുടെ പണി അടുത്ത വേന 
ലില്‍ തന്നെ ൮00 ശതമാനവും തീരുമെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരു 
ത്തുക.ഇതിനാവശ്യമായ എപ്പാ നടപടികളും എടുക്കുക. 


9. 400 1 ഡ ദക7"ഷിണ മേഖലാഗിഡ്‌ പ്പാവര്‍ത്തി 
കമാക്കാന്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുക. സേലം, തൃശൂര്‍ ൭00 
ഡു ലൈന്‍ ഉടനെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടി (പക്‌ഷോ 
ഭണം നടത്തുക. 





3. ലോവര്‍ പെരിയാര്‍, കല്പട, കക്കാട്‌”, കുററ്യാടി 
ആഗ? മെന്‍േറഷന്‍ എന്നിവയുടെ പണി ഈ പദ്‌'ധതി 
ക്കാലത്തുതന്നെ തീരുമെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിന്‌ 
പോരാത്ത ഫണ്ട്‌ കേന്‌ (ദ്രത്തില്‍ നിന്ന്‌ പാങ്ങിക്കുക. 


ക. 210 മെഗാവാട്ടു വീതം 5 യുൂണിററുള്ള ഒരു സുപ്പര 
തെര്‍മല്‍ സ്‌റേറഷന്‍ മലബാര്‍ തീരത്ത്‌ കേന്‌ (ദമേഖല 
യില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ വേണ്ടി ബഹുജന [പക്‌ഷോഭം 
നടത്തുക. ല6-897ല്‍ സ്‌ഥാനം നിര്‍ണയിച്ച്‌ സ്ഥലം 
അക്വയര്‍ ചെയ്ുണം. 


൭. കൊച്ചിറിഫൈനറി ഉല്‍പന്നങ്ങഠം ഉപയോഗിച്ച" 
2൭00 മെഗാവാട്ട്‌” നിലയത്തിന സാദ്‌ധ്യതയുണ്ടെങ്കില്‍ 
അതിന്‍െറ പണി 1987-99 ല്‍ തന്നെ ആരംഭിക്കണം. 


6. കല്‍പാക്കത്തെ ആണവ നിലയത്തെ വികസിപ്പിക്കൂ 
ക, അവിടെ ഉടനെ 9 റിയാക്‌ടര്‍കൂടി സ്ഥാപിക്കുക 
അവയ ല്‍നിന്ന്‌ കേരളത്തിനുള്ള മൊത്തം വിഹിതം 300 


മെഗാവാട്ടും 200കോടി യൂണിററുമായി വരധിപ്പി 
ക്കുക. 


7. കേരളത്തിനകത്തെ പ്രപേഷണവിതരണ വ്യൂഹം 
ശക്‌തിപ്പെടുത്തി നഷ്‌ടം കുറയ”ക്കുക. 
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